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sizione delle scariche preliminari in scaricatori . 

Zamfirescu D. - Belusica I. - Cartianu Gh. - Ivan- 
ciovici M. - Preda A. - Schuster B. — Sistema di 
comunicazione per miniere ; 

ZANCHI C. — Nozioni introduttive allo” studio ‘della 
affidabilità degli impianti elettrici (A). . . . . 

Zanetti O. — Il laboratorio CESI per materiali anti- 
deflagranti . ? 

ZANINI L. - VICECONTE M. _ . Limiti attuali dei com- 
ponenti elettronici utilizzati nei circuiti di po- 
tenza di apparecchiature per conversione (A) 

ZANNINI F. — Sugli impianti di messa a terra (V) . 


ZANOBETTI D. — I limiti dello sviluppo: popolazione, 
risorse, energia (V) A i 

Zeisberg K. — Resistenza termica in ‘impianti ‘ad 
ASTE 


Zeitz W. - Volkland P. — Simulatori di disturbi di 
Tetemano ; 
Zelenka J. - Bauer Ra . Mundt G. —_ Esercizio con le 
centrali sull’Inn e sul Danubio . ; 
Zeyher H. — Instabilità armonica degli imc 
Zimmermann W. — Impianti di prova per alta ten- 
sione DI a ee deh AAT RE DOT 
ZINKE O. - BRUNSWIG H. — Lehrbuch der Hochfre- 
quenztechnik (vr) . 2 5 
ZiNncaLes G. — Un'esperienza di collabo bzioue nai 
nazionale per ricerche sulla scarica in aria (A) . 
Zlatanovici R. - Slaiher S. — Il metodo del rilassa- 
mento per la determinazione del campo magnetico 
Zoller E. - Ungrad H. — Protezione delle linee con 
relè statici a distanza e trasmissione in A.F. 
Zweigbergk C. A. — La sicurezza degli apparecchi 
elettrodomestici . 5 SIRIO ale Et ec 
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A. E. I. 


a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) Riunioni 
annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 
Elettrotecnico Italiano - g) votazioni, statuti, regolamenti - h) 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 


Apparecchi e dispositivi di manovra, regolazione, protezione, 
eec. (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - « Im- 
pianti » 23 g) - « Misure » 30 f) - « Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) interruttori - c) separatori, contattori, 

ecc. - d) relè di tensione - e) fusibili - f) protezioni varie contro 

sovracorrenti e sovraccarichi - g) scaricatori - h) apparecchi e 

dispositivi di regolazione (vedi anche « Comandi automatici » 6) 

- V) varie. 


Applicazioni varie (vedi anche « Applicazioni termiche » 4 - 
«Comandi automatici » 6). 

a) questioni generali - b) applicazioni scientifiche (vedi anche 
« Elettronica » 15 - « Elettrobiologia » 12) - c) comandiìi di 
macchine (vedi anche « apparecchi e dispositivi di regola- 
zione » 2h) - «comandi e regolazioni di processi industriali » 
6c) - d) applicazioni industriali - e) applicazioni tecno- 
logiche dei radioisotopi - f) applicazioni domestiche - g) appli- 
cazioni agricole - v) varie. 


Applicazioni termiche e metallurgiche (vedi anche « Elettro- 
chimica » 13 b) f)). 

a) questioni generali - b) forni - c) elettrometallurgia e tratta- 
menti termici - d) saldatura, brasatura ecc. - e) riscaldamento 
ad alta frequenza, dielettrico, a induzione ecc. - f) caldaie elet- 
triche - g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. (vedi 
anche 3 f)) - h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) pompe di 
calore - 1) produzione di freddo - v) varie. 


Calcolatrici elettroniche (vedi anche « Elettronica» 15 - 
« Applicazioni varie » 3 - « Comunicazioni elettriche » 7 - 
«Algebra logica e teoria dei sistemi» 18 f)). 

a) questioni generali - b) calcolatrici numeriche - c) calcolatrici 

analogiche - d) memorie - e) programmazione - f) applicazioni - 

V) varie. 


Comandi e dispositivi di regolazione automatici (vedi anche 
« Applicazioni varie » 3 c) d) - « Calcolatrici elettroniche » 
5 - « Elettronica » 15). 

a) questioni generali - b) teoria dei comandi automatici - c) co- 

mandi e regolazioni di processi industriali - d) componenti mec- 

canici, idraulici, ecc. per comandi automatici - e) servomeccani- 

smi - f) amplificatori magnetici - g) dispositivi elettrici - v) varie. 


Comunicazioni elettriche (vedi anche « Calcolatrici elettro- 
niche » 5 - « Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - « Te- 
lefonia, telegrafia » 38 - « Algebra logica e teoria dei si- 
stemi » 18 f)). 

a) questioni generali - b) teoria dell’informazione - c) circuiti 

quadripoli, filtri - d) amplificatori - e) modulazione e rivelazione 

- f) codici e decodificazione - g) segnali campionati - h) ciber- 

netica - i) lettura e traduzione automatiche - v) varie. 


Condutture elettriche (vedi anche « Trasmissione » 40). 

a) questioni generali - b) palificazioni (vedi anche « descri- 
zione di linee » 40 d) - c) calcolo e comportamento meccanico 
delle linee aeree - d) messa in opera e tesatura di linee aeree - 
e) cavi per energia - f) isolatori - g) passanti - h) condut- 
tori - v) varie. 


Convertitori, raddrizzatori, ece. (vedi anche « Applicazioni 
varie » 3 d) - « Elettronica » 15 - «Radiotecnica » 35 - 
« Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) convertitori 

a vapore di mercurio - d) dispositivi meccanici - e) dispositivi 

con tubi elettronici - f) convertitori a stato solido - g) moltipli- 

catori e divisori di frequenza - v) varie. 


Costruzioni eiettromeccaniche e tecniche costruttive (vedi 
anche 2-16-19-27-29-31-39). 
a) questioni generali - b) organi meccanici - c) circuiti magnetici 


11. - 
12. - 


13. — 


15, - 


17. — 


18. - 
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CATEGORIE 


e magneti permanenti - d) avvolgimenti - e) isolamento - f£) 
raffreddamento e ventilazione - g) collettori e spazzole - h) contatti 
- i) apparecchiatura - 1) condensatori - m) giunti elettromagnetici 
- n) macchine elettrostatiche - o) generatori di impulsi e di forme 
d’onda - p) macchine speciali - q) rumori e vibrazioni - r) 
tecnica dei circuiti stampati e microsistemi - s) affidabilità - 
V) varie. 


Decreti, leggi, regolamenti, brevetti. 


Elettrobiologia. (vedi anche « Trasmissione » 40 h)). 

a) questioni generali - b) effetti della corrente elettrica sul corpo 
umano - c) fenomeni elettrici nel corpo umano - d) elettricità 
animale - e) applicazioni mediche e biologiche - f) radioscopia 
e radiografia mediche - g) effetti di radiazioni - v) varie. 
Elettrochimica. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Appli- 
cazioni termiche » 4 c)) - c) pile - d) accumulatori - e) pile a 
combustione - f) trattamenti superficiali e vari - g) correnti 
vaganti e corrosioni (vedi anche «Trazione » 41 c)) - h) colloidi - 
V) varie. 


Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettronica » 15 - 
« Elettrotecnica generale » 16 - « Energia atomica » 17 - 
« Geofisica » 20 - « Radiotecnica » 35). 
a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fisica nucleare 
e atomica - d) macchine acceleratrici di particelle - e) fisica dei 
plasmi - f) scariche elettriche (archi, scintille, ecc.) - g) piezo- 
elettricità, elettrostrizione ecc. - h) elettroforesi ecc. - i) termo- 
elettricità - 1) fotoelettricità e elettroluminescenza (vedi anche 
« Illuminazione » 22 e)) - m) superconduttività - n) magneto- 
fisica (vedi anche « Materiali » 28 d)) - o) elettroacustica e 
acustica applicata - p) ultrasuoni (vedi anche « Misure» 30 m)) 
q) magnetoidrodinamica - v) varie, 


Elettronica generale e dispositivi elettronici (vedi anche « Elet- 
trofisica » 14 - « Radiotecnica » 35 - « Comunicazioni elet- 
triche » 7 - « Applicazioni varie » 3 - «Calcolatrici » 5). 

a) questioni generali - b) fasci elettronici (cannoni elettronici, 

ottica elettronica, microscopi elettronici, ecc.) - c) tubì elettronici 

= d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori ecc. - e) com- 
ponenti elettronici passivi - f) laser e maser - g) tecnica degli 
alti vuoti - v) varie - z) nuovi prodotti. 


Elettrotecnica generale. 

a) questioni generali - b) sistemi di unità (vedi anche « Mi- 
sure » 30) - c) feoria dei circuiti e dei campi - d) calcolo di re- 
sistenze, induttanze, capacità, ecc. - e) distribuzione della cor- 
rente nei conduttori (vedi anche « Condutture » 8 h)) - f) feno- 
meni dipendenti dalle alte tensioni (corona, ionizzazione ecc., 
vedi anche « Trasmissione » 40 - « Condutture » 8 e), f), g)) - 
g) teoria generale delle macchine elettriche - h) elettrostatica - 
v) varie. 


Energia atomicale nucleare (vedi anche « Elettrofisica » 14 
- « Elettronica » 15). 
a) questioni generali - b) fissione e fusione nucleare - c) mate- 
riali fissili e fertili - d) tipi di reattori - e) materiali per la co- 
struzione di reattori - f) particolari costruttivi e macchinario 
accessorio per reattori - g) calcolazione - h) misure e regolazione 
- i) tipi di centrali nucleari (vedi anche « Impianti » 23 m)) - 
1) sicurezza e protezioni - m) eliminazione dei residui e prodotti 
di contaminazione - n) produzione di radioisotopi - v) varie. 


Fisica, chimica, matematica. 

a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 
e) teorie statistiche (vedi anche « Misure » 30) - f) algebra logica 
e teoria dei sistemi (vedi anche « Elettrotecnica generale » 16 c) 
- « Comandi automatici » 6 - « Comunicazioni » 7 - «Telefonia » 
38) - v) varie. 


XXIV 


19. - 


20. - 


21. - 


22, - 


23. — 


24, — 
25. — 
26. — 


27. — 


29. — 


30. — 


31. — 


Generatori e motori sincroni (vedi anche « Costruzioni elet- 
tromeccaniche » 10). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) avviamento e regolazione (vedi anche «Apparecchi » 2) - 


v) varie. 


Geofisica e fisica dello spazio (vedi anche « Elettrofisica » 14 - 
«Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - « Trazione » 41 r)) 
a) questioni generali - b) magnetismo ed elettricità terrestri - 
c) fenomeni atmosferici, temporali ecc. - d) fulmini e para- 
fulmini - e) fenomeni ionosferici - f) raggi cosmici - g) fisica 
dello spazio e astrofisica - h) impiego di missili, satelliti e ap- 
parecchiature relative - i) sondaggi elettrici - v) varie. 


Idraulica (vedi anche « Impianti » 23 d)). 

a) questioni generali = b) serbatoi e canali - c) dighe - d) condotte, 
valvole, paratoie ecc. - e) macchine idrauliche (vedi anche 
« Motori primi » 32 b)) - v) varie. 


Illuminazione e fotometria. 

a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione » 40) - c) macchinario (trasf. 
a corrente costante, trasf. serie ecc.) - d) lampade e accessori 
- e) sorgenti particolari di luce (vedi anche « Elettrofisica » 
14 f)) - f) fofometria (vedi anche « Misure » 30) - v) varie. 


Impianti di produzione e trasformazione (vedi anche « Mo- 
tori primi » 32 - « Idraulica » 21). 
a) questioni generali - b) economia generale dell’energia - c) 
considerazioni tecnico-economiche nella progettazione di im” 
pianti: affidabilità - d) opere idrauliche -/e) edifici - f) mac- 
chinario - g) apparecchiature di centrale e quadri - h) centrali 
termiche (questioni generali) - i) descrizione di centrali termi» 
che - 1) impianti idroelettrici - m) centrali nucleari (vedì anche 
«Energia atomica » 17 i)) - n) impianti speciali (eolici, ma- 
gnetoidrodinamici, termoelettrici, ecc.) (Vedi anche « Elettro- 
fisica » 14 e), q)) - 0) sottostazioni e cabine - p) servizi ausi- 
liari - q) centrali e stazioni automatiche (vedi anche « Tra- 
smissione » 40) - r) comandi e misure a distanza (vedi anche 
« Misure » 30) - s) messe a terra - t) coordinamento dell’isola- 
mento - v) varie - z) inquinamento. 


Dall’industria e nuovi prodotti. 
Insegnamento, istituti, scuole, laboratori. 
Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromec- 
caniche » 10 g)). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali - 

v) varie. 


Materiali (vedi anche « Misure e prove » 30 - « Costruzioni 
elettromeccaniche » 10). 

a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 

strutture metalliche - d) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 

V) varie. 


Meccanica (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - 
« Motori primi » 32 - « Trazione e propulsione » 41 - « Fi- 
sica » 18). 


Misure e prove (vedi anche « Radiotecnica » 35 P)). 

a) questioni generali - b) campioni - c) metodi di laboratorio - 
d) apparecchi e strumenti di laboratorio - e) misure industriali, 
metodi e strumenti - f) prove di macchine e apparecchi - 8) 
prove e misure su componenti elettronici (vedi anche « Elet- 
tronica » 15) - h) misure di radiazioni (vedi anche « Elettro- 
fisica » 14 - « Energia atomica » 17) - i) prove su materiali 
(vedi anche « Materiali » 28) - 1) metallografia - I) metodi di 
ispezione (radiografia, ultrasuoni, ecc.) - n) prove e misure di 
grandezze non elettriche - 0) sistemi automatici di misura - 
V) varie. 


Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » 10). 


a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
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35, — 


36. — 


37. -— 


38. — 


39. — 


40. — 


41, — 
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c) avviamento e regolazione - d) motori lineari e tipi partico- 
lari - e) regolatori a induzione - v) varie. 


Motori primi (vedi anche « Impianti» 23). 

a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) ter- 
mici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna, ecc.) 
- e) tipi speciali - v) varie. 


Necrologie. 


Questioni di carattere economico, finanziario, legali. 


Radiotecnica e televisione (vedi anche « Comunicazioni » 7 - 
« Elettrofisica » 14 - « Elettronica generale » 15 - « Geo- 
fisica » 20). 

a) questioni generali - b) generatori, oscillatori, trasmettitori, 

stazioni radiotrasmittenti - c) ricevitori, rivelatori, stazioni radio- 

riceventi - d) antenne - e) guide d’onda - f) propagazione delle 
radio-onde - g) sistemi radar e applicazioni - h) radiocomuni- 
cazioni direttive, radiogoniometria, metodi di teleguida - i) ponti 
radio - 1) televisione - m) comunicazioni via satelliti - n) radio- 
astronomia - o) disturbi e protezioni relative (vedi anche « Tra- 
smissione » 40 0) - « Trazione » 41 c)) - p) misure radiotecniche - 
v) varie. 


Società scientifiche, esposizioni, congressi, concorsi, ecc. 


Statistica, tarifficazione e vendita. 


Telefonia e telegrafia. 


a) questioni generali - b) problemi di traffico e di tariffe - c) 
centrali telefoniche - d) apparecchi trasmittenti e riceventi - e) 
telegrafia e teleseriventi, trasmissione dati - f) linee aeree e fe- 
nomeni perturbatori (vedi anche «Trasmissione » 40 0) - 
«Trazione» 41 c)) - g) cavi telefonici, telegrafici, coassiali, ecc. 
(vedi anche « Condutture » 8 e)) - h) comunicazioni ad alta 
frequenza - i) telecomunicazioni a servizio di impianti elettrici 
(vedi anche « Trasmissione » 40)- 1) affidabilità e disponibilità - 
Vv) varie, 


Trasformatori (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 
10). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (per forni, per prove ad altissima tensione) (per i 
trasformatori a corrente secondaria costante, vedi « Illumi- 
nazione » 22 c)) (per i trasformatori di misura vedi « Misure » 
30 e)) - v) varie. 


Trasmissione e distribuzione (vedi anche « Condutture » 8). 
a) questioni generali - b) calcolo elettrico - c) linee ad altissima 
tensione - d) descrizione di linee - e) reti di distribuzione - f) 
impianti interni - g) fenomeni transitori e protezioni relative 
(vedi anche « Apparecchi » 2) - h) danni, pericoli e protezioni 
(vedi anche « Elettrobiologia » 12 b)) - i) economia ed esercizio 
(rifasamento, stabilità, ripartizione di carichi, ecc.) affida- 
bilità - 1) collegamenti internazionali - m) trasmissione a cor- 
rente continua - n) modelli di rete a artifici di calcolo - 0) di- 
sturbi alle telecomunicazioni (vedi anche « Telefonia » 38 f) - 
1 Radiotecnica » 35 0)) - p) manutenzione - q) impianti di 
miniere - v) varie. 


Trazione e propulsione. 


a) questioni generali - b) produzione, conversione e recupero 
di energia (vedi anche « Convertitori raddrizzatori » 9 - « Im- 
pianti » 23) - c) linee di trasporto e di controllo e interferenze 
(vedi anche « Condutture » 8 - « Trasmissione e distribuzione» 
40 - « Telefonia e telegrafia » 38) - d) segnalazioni, controlli 
e comandi - e) materiale mobile - f) motori di trazione - €) 
locomotive speciali (Diesel-elettriche ecc.) - h) tramvie e metro- 
politane - i) filovie, teleferiche ecc. - 1) applicazioni elettriche 
su autoveicoli - m) trazione ad accumulatori (vedi anche « Elet- 
trochimica » 13 d) - n) propulsione navale - 0) impianti ausi- 
liari di bordo - p) applicazioni su aeroplani - q) applicazioni 
in SETODOTAI (vedi anche « Radiotecnica » 35 h)) - r) appli- 
cazioni su missili e veicoli spaziali (vedi anche « Geofisica » 
20 h) e « Radiotecnica » 35 m)) - v) varie. 


Varie. 
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Bonaria L. 
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Simposio sull’automazione de ila Sperti (eni e 
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Sezione di Napoli: 
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Prove e certificazioni eseguite dal CESI : su on 
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tensione: illustrazioni e commenti - Pardini F.. 531 
Elenco dei certificati CB finora concessi . . . . .° 717 
Comitato Elettrotecnico Italiano (N.d.R.) 222-394 
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ricolo di esplosione o di incendio (Discussioni) . 899 


L’ELETTROTECNICA 


Pubblicazione di nuove Norme . 

Pubblicazione di Progetti di Norme . 3 
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Riunione del WG 3 del CT 48 (Componenti elettro- 
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Nota illustrativa al Progetto di Norme per apparec- 
chiature prefabbricate con involucro metallico 
peggtensionetdaSlsa 725 tV TSO ZAN 

Nota illustrativa al Progetto di Norme per la prepa: 
razione di disegni per dispositivi a semicondut- 
TOCE. 386 

Nota illustrativa al Progetto di Norme ‘per a accumu- 
latori elettrici al piombo per E: fissi (accu- 
mulatori stazionari) . . 387 

Nota illustrativa al Prosetto foi Norme sui ' metodi 
di prova normalizzati per rivelatori di radiazione 
a semiconduttore ed amplificatori a preamplifica- 
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chegacrcescse 1120 
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Nota illustrativa al Progetto di Norme Der la. co- 
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h) Istituto Nazionale del Marchio di Qualità 


La normazione nazionale ed internazionale sugli elet- 
trodomestici ed i marchi di conformità - Balossi- 
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2. - Apparecchi e dispositivi di manovra, regola- 
zione, protezione, ecc. (v. anche 10, 23 g, 30 f, 41) 


a) questioni generali 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I diversi modi di protezione applicabili alle co- 
struzioni elettriche utilizzabili in atmosfere esplo- 
sive; stato normativo e legislativo italiano - 
SIE 823 


SUNTI E SOMMARI 
L'evoluzione degli elementi elettrici di commutazio- 


ne - Matlac I.. . . 9D 
Protezione a distanza SI le tecniche dei com- 
paratori di fase - Johns A.T.. . 65 D 


Unificazione dell’ apparecchiatura ad alta tensione 
con protezione isolante e con Porzio metal- 


lica - Stiibler H. - Suiter H.. . . 81D 
Circuiti anti-disturbo per dispositivi ad azionamen- 
to elettromagnetico - Habiger E... .. .. . 89D 


b) interruttori 


NOTE DI REDAZIONE 


Apparecchiature per altissime tensioni . . . . . . 758 
L'arco elettrico e i suoi movimenti... . ... 758 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Lo sviluppo delle prove sintetiche in Italia - Ro- 


LEMESEO: 589 
Sottostazioni per alte e altissime tensioni nel ‘pros. 


simo futuro: apparecchiatura compatta in SF; o 
apparecchiatura tradizionale? - Leva E. 

Il movimento dell’arco nel campo magnetico - Fa 
brizi D. Sine 

Protezione contro contatti ‘accidentali cieoli impian- 
ti utilizzatori - Giardini G. 

Un nuovo tipo di sganciatore per interruttori ‘diffe- 
renziali - Giardini G. 3 

Problemi della normativa per gli interruttori ‘diffe- 
renziali di protezione contro contatti accidentali 
negli impianti elettrici civili - Toniolo S. B. 

Influenza di correnti unidirezionali verso terra sul 
comportamento degli interruttori differenziali - 
Cantarella G. - Carrescia V. - Farina G. si 

Coordinamento della protezione differenziale con Sla 
protezione contro corto circuito - Cantarella G. - 
COLRCONEZIORIETION 


SUNTI E SOMMARI 

Componenti di interruttori per corrente continua - 
Brumshagen H. 2 x 

Tensione di ripristino dopo Cori circuiti tripelenii - 
Pfeiffer G. i 

Influsso del numero vidi manovre e della polarità nel- 
la statistica dei valori di saldatura di contatti 
d’argento - Haufe W. - Reichel W. - Schreiner H. 
- Tusche R. 

Misura della Potenza dell’a arco nelle: apparecchiatu- 
re - Truscà V. RI 5 

Costruzione antisismica di ilierraitoni - Ushio T. - 
Morioka S.- Kuwahara H.- Takahashi Y.- 

Interruttori di distribuzione - Blower R. W. . 5 

Interruttori nel vuoto sottoposti a campi magnetici 
assiali - Kimblin C. W. - Voshall R. E. . . Pe 

Influenza dell’interruttore sulle probabilità delle so- 
vratensioni - Brown J. I. - Morsztyn K. Te 

L'interruttore T-tap nelle reti di distribuzione sot- 
terranee - Peterson R. K. SE 

Influenza reciproca fra un interrmnioe d'ancor a E 
fio di gas ed un circuito elettrico - Topham D. R. 

Influsso dei rimbalzi e della pressione di contatto 
sui valori della forza di saldatura di contatti - 
Haufe W. - Reichel W. - Schreiner H. - Tusche R. 

Dimensionamento degli interruttori di potenza con 
SF, - Korner G. - Schmitz W. OS 5 

La tecnica SF; negli impianti di fornitura di) ener- 
gia - Suiter H. tor: 

Capitolato per la fornitura degl nea Cour 
nuzzi L. 

Percorsi d’arco in camere (oh ai - Di 
mayer M. 


c) separatori, contattori, ecc. 


SUNTI E SOMMARI 


Dispositivi di corto circuito e separatori in reti a 
110 KV - Hillig W. . 


d) relè di tensione 
DALL'INDUSTRIA 


Relè di potenza a corrente alternata allo stato so- 
lido, fotoisolati . 


SUNTI E SOMMARI 
Relè di protezione negli impianti elettrici - Cle- 
mens H.- Gegner L. - Rothe K. . 


e) fusibili 
NOTE DI REDAZIONE 
Fusibili 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sulla determinazione delle caratteristiche operative 
dei fusibili - Cantarella G. - Farina G. 


SUNTI E SOMMARI 

Prove dirette e sintetiche per fusibili per alta ten- 
sione - Marinescu I. & 5 

Fusibili per tiristori di potenza. - Schonholzer Di Te 
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f) protezioni varie contro sovracorrenti e sovraccarichi 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Coordinamento della protezione differenziale con la 
protezione contro corto circuito - Cantarella G. 
- Carrescia V. - Farina G. . } 


SUNTI E SOMMARI 

Limitazione di corrente in reti a corrente alternata 
MRI) FESCHCrAB E Re 

Auto-protezione d’un alternatore durante guasti nel 
sistema ad alta tensione - Cook V. - Rushton Joe 

Comparatore di fase per protezione a distanza - 
Johns A. T. #6; no a a 


g) scaricatori 


SUNTI E SOMMARI 

Varistori per lo smorzamento di sovratensioni d'a- 
pertura - Kuhn K. at Re ARI A SEO 

Comportamento dinamico del limitatore di sovra- 
tensioni al selenio - Koch G. . RITA 

Scomposizione delle scariche preliminari in scarica- 
tori - Finsterwalder R. - Zacke P. - Fischer A. . 


h) apparecchi e dispositivi di regolazione 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Normativa sui disturbi immessi in rete da elettrodo- 
mestici con controllo elettronico - Giavazzi A. 
Disturbi provocati dagli apparecchi elettrodomestici 
controllati con tiristori - Esperienze e studi con- 
dotti allo scopo di preparare una normativa ade- 
guata - Lagostena L. - Mantini A. - Silvestri M. . 


DALL'INDUSTRIA 


Alimentatore stabilizzato con uscita sinusoidale - 
Colla G. - Micheloni A. - Perugini F. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Power Electronics - Thyristor controlled power for 
electric motors - Ramshaw R. S. . 


SUNTI E SOMMARI 


Avviatori per motori elettrici - Harbottle J. R. 

Lo stato solido nella gara dei relè - Osborn G. 

Regolatori di manovra auto-oscillanti - Freeman 
VERTRR a. FABLE A EE a 

Dispositivo statico di controllo per macchine a cor- 
rente continua - Richardson J. . 


Vv) varie 
NOTE DI REDAZIONE 
Le nuove Norme per gli avviatori diretti . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Le norme CEI per gli avviatori diretti per bassa 
tensione: illustrazioni e commenti - Pardini F. . 
Protezione contro le tensioni di contatto: risultati 
di un'indagine presso gli installatori sul grado 
di diffusione dei diversi sistemi - Azzariti N. - 
Piglia G. SESIA, RO 
Sistemi per la protezione contro ij contatti indiretti 
previsti dalle prossime norme armonizzate fra i 
paesi della Comunità Europea - Carrescia V. - 
tx, CAR ROERO 
Analisi e stima della fidabilità dei dispositivi elet- 
tromeccanici per gli elettrodomestici - Lega R. 
I motoprotettori e la motoprotezione - Totaro L. e 
La protezione differenziale ed i suoi problemi alla 
luce delle attuali esperienze - Schreier L. ) 
Orientamenti funzionali e costruttivi per la presa a 
spina mondiale unificata per l’uso domestico - 
VUE Ga FECE A a 
Trasduttore di micro-spostamenti ad alta sensibilità 
ed alta stabilità - Burchiani A. 


DALL'INDUSTRIA 


Localizzazione dei guasti con l’impiego dell’indica- 
tore di sovraccarico di linea - Pitches B. E. - 
Mc Gowan P. J. 
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VOLUMI RICEVUTI 
Design of Feedback Systems - Thaler G.J. . 


NUOVI PRODOTTI 
Un interruttore a galleggiante . . . . . . . . 


3. - Applicazioni varie (v. anche 4, 6) 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Principi fisici della conversione - Duebostel W. . 


c) comandi di macchine (v. anche 2h - 6c) 


NOTE DI REDAZIONE 
Macchine a commutazione elettronica . 
L'elettronica degli azionamenti . . . . . . .. + 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Le macchine a commutazione elettronica - Stato di 
sviluppo e prospettive - Fellin L. - Malesani L. . 

Un circuito regolatore della velocità di taglio con 
misura indiretta dell'usura dell’utensile - Ossiri A. 

Pregi e limitazioni degli azionamenti a frequenza 
variabile = SKkoff TASSE MA - IE 

Nuovo metodo di comando dell’angolo di conduzio- 
ne nei convertitori elettronici di potenza per 
azionamenti di laminatoi - Pasquali M. A. . 

Il motore a corrente continua con eccitazione serie 
ed il suo impiego in azionamenti a semicondut- 
torir=>- Fiemme A 

Esecuzione di azionamenti a corrente continua a 
tiristori con concetti solutivi standardizzati - 
Hackelblse-iSavini i GR RE 

Elettronica degli azionamenti - Chiesa E. . . . 

Trasduttore di micro-spostamenti ad alta sensibilità 
ed alta stabilità - Burchiani A. 


DALL'INDUSTRIA 


Applicazioni del controllo numerico di macchine 
utensili 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Congresso « Electrical Variable Speed Drives » 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L'8* Biennale italiana della macchina utensile 
(BI-MU)". «ARE NekEeE ee 
L'equipaggiamento elettrico per la più grande gru 
da ‘cantiere navale “del mondo fe 
Il contributo della SVIMU allo sviluppo della ricer- 
ca nel settore delle macchine utensili . rr 
ASGEN - Attività nel campo della trazione elettrica 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Elektrotechnik und elektrische Antriebe - Lehmann- 
Geisweid 


VOLUMI RICEVUTI 


Electrical variable speed drives - IEE Conference- 
Publication n, 93 


SUNTI E SOMMARI 


Comandi di macchine utensili - Wétzig R. . DS 

Equazione del moto, nel calcolo degli azionamenti - 
Seracin E. - Bartzer S. . È NIE AO EE SRO 

Dinamometri a trasduttori induttivi, impiegati nelle 
macchine utensili - Dumitras C. . paio ro 

Albero elettrico con macchine a c.c. - Marga Gh. . 

Azionamento per lame rotanti con regolazione della 
corsa - Tessmer R. seta th ATO E 

Comando per la regolazione di posizionamenti - 
Kozegub P. Ch. - Bogdanov R. A. 
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e) applicazioni tecnologiche dei radioisotopi 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
I radioisotopi possono trovare larghe applicazioni 

nella tecnica degli altiforni . ATEO 
Eliminatori di elettricità statica a polonio 210 
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f) applicazioni domestiche 
NOTE DI REDAZIONE 
Le applicazioni elettrodomestiche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Normativa sui disturbi immessi in rete da elettro- 
domestici con controllo elettronico - Giavazzi A. 

Contributo allo studio dell’affidabilità delle lava- 
biancheria - Garzella G. B.- Fattor D. 

Il problema dei radiodisturbi prodotti dagli appa: 
recchi elettrodomestici - Giuliano P. - Madama G. 
- Gregori E. 

Caratteristiche di prelievo. delle principali applica- 
zioni elettrodomestiche - Calvi G. - Paniale G. 
Evoluzione della diffusione delle principali applica- 
zioni elettrodomestiche secondo due indagini cam- 
pionarie effettuate dall’ENEL - Gelsomini T. - 

Marchesini G. 

Disturbi provocati dagli apparecchi elettrodomestici 
controllati con tiristori - Esperienze e studi con- 
dotti allo scopo di preparare una normativa ade- 
guata - Lagostena L.- Mantini A. - Silvestri M. . 

Armoniche di corrente provocate da parzializzazione 
mediante dimmers in applicazioni domestiche - 
Crepaz S. - Ubaldini M. È 

Ripercussione delle condizioni di installazione sulla 
funzionalità e sulla sicurezza degli apparecchi 
elettrodomestici - Crosetto G. - Piglia G.. . 

Attività promozionale della IRPAIES nel campo del- 
l'installazione degli apparecchi elettrodomestici - 
Frezet A. - Scaletti G. 

La cucina elettrica: moderne piastre elettriche ‘ad 
elevata potenza unitaria - Serafini A. - Tamagno- 
ne R. . SLI 

La rumorosità degli elettrodomestici: ‘generalità e 
normalizzazione - Bordone-Sacerdote C. - Sacer- 
dote G. 

Prospettive nella protezione di apparecchi elettrodo- 
mestici contro contatti, diretti o indiretti, con 
parti in tensione, realizzata mediante dispositivi 
differenziali - Nozza G. - Ricossa L. 

Assistenza e consulenza all'utenza per una tazionale 
scelta ed un corretto impiego degli apparecchi 
elettrodomestici: l’esperienza del distributore - 
Piglia G. - Scaglia G. - Staurenghi P . 

La normazione nazionale e internazionale sugli elet- 
trodomestici ed i marchi di conformità - Balossi- 
Restelli A. - Norello F. 

La normativa per i controlli nell’ elettrodomestica - - 
Bescocca L. - Totaro L. 

Analisi della fidabilità di circuiti integrati per elet- 
trodomestici - Del Gaudio I. 

Analisi e stima della fidabilità dei dispositivi elettro- 
meccanici per gli elettrodomestici - Lega R. 

I motoprotettori e la motoprotezione - Totaro i 5 

Disturbi « condotti » e dispositivi per la loro sop- 
pressione - Aglietti G. - Loggini M. - Rinaldi M. 

Criterio di progetto per filtri anti-disturbo per appa- 
recchi elettrodomestici - de G.- Dalle Mese E. 
- Rinaldi M. . . 

Rilievi sulla dipendenza statica e dinamica della po- 
tenza attiva e reattiva assorbita da alcuni carichi 
elettrodomestici tipici, dalla tensione e dalla fre- 
quenza di rete - Arcidiacono V. - Dei Bei A. - 
Passerini A. 7 

Unificazione e prova di apparecchi elettrodomestici 
nella Repubblica Federale Tedesca riferite al caso 
specifico della macchina lavastoviglie - Bumann H. 

Prove di prestazione sugli aspiratori da condotto - 
Marsanasco A. . 

Possibilità di utilizzazione del « 'TRIAC» » negli appa- 
recchi elettrodomestici - Mantero C. 

Regolazione di velocità mediante TRIAC dei motori 
asincroni monofasi, con condensatore, a indotto 
massiccio - Petrecca G. - Vistoli I. 

Applicazioni elettrodomestiche - Mantovani toa 


SUNTI E SOMMARI 

La sicurezza degli apparecchi elettrodomestici - 
Zweigbergk C. A. . 

La casa tutta elettrica - 3P Goff R. 
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XXIX 
g) applicazioni agricole 
SUNTI E SOMMARI 
Elettricità nel campo agricolo - Bichon Fr. . 49D 


v) varie 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Aspetti singolari di problemi elettrici relativi alle 
installazioni dell’autostrada Savona-Ventimiglia - 


Bruni M. 867 
SUNTI E SOMMARI 
Relè piezoelettrico - Sa PSKa «Mena R. - Rie- 

del C. - Morgenstern G. Ft FAL 9 81) 


4. - Applicazioni termiche e metallurgiche (v. an- 
che 13 b, 13 f) 


a) questioni generali 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Handbuch der Elektrowarme 362 
SUNTI E SOMMARI 
La regolazione di corrente in dispositivi con archi 
elettrici - Krause J. a . 49D 
Tendenze nel campo del lento ci - 
Kolbe E. - Conrad H. 98 D 
b) forni 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Liegi - 13 e 14 novembre 1974 - Journées internatio- 
nales d’étude sur les fours électriques à arc . . 631 
Commissione Italiana per l’Elettrotermia - Gruppo 
di Lavoro « Perturbazioni » . 755 
Forni elettrici per una fonderia in Poloniali 985 
SUNTI E SOMMARI 
Impianto di forno ad arco da 60 t - Lambert R. . 41D 
d) saldatura, brasatura ecc. 
SUNTI E SOMMARI 
Macchine per saldare a resistenza - Thirion E. - 
Sayegh G. 82D 


e) riscaldamento ad alta frequenza, dielettrico, 
a induzione ecc. 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Protezione contro radiazioni nocive e loro verifiche 


per i forni a microonde - Giavazzi A. . BO 831 
Il forno a microonde come elettrodomestico - Arme- 
nise M. - De Sario M. . 832 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Giornata sui processi industriali di riscaldamento a 
induzione in media e alta frequenza e di riscalda- 
mento per perdite dielettriche (Padova, 23 mag- 
DIOSLITZIA TI RI TRI ESSO 


SUNTI E SOMMARI 
Progettazione di bobine per il riscaldamento ad in- 


duzione - Lupi S. - Morini A. VALE 10D 
Incollaggio e indurimento di DES di cu 

zione per mezzo di riscaldamento HF - Hafner Th. 41 D 
Forni a induzione per fusione di alluminio - Schaub 

def 12): ; 41D 
Forni continui ad alta (STESO per ii ico 

mici - Hafner Th. 42D 


g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. 
(v. anche 3 f) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Riscaldamento dei locali e condizionamento dell’aria 


per mezzo dell'elettricità . 795 


XXX 


SUNTI E SOMMARI i r 
Il riscaldamento elettrico ad accumulazione - Schlip- 
fersHs + PAS e 
Casa « tutta elettrica » » - Ne Goff R. PR. 
Il riscaldamento elettrico di locali di abitazione ne- 
gli Stati Uniti - Shannahan J. H. K. ; 
Il riscaldamento elettrico. Coefficienti di snai 
tà - Stoy B. - Anders P. 

Competitività del “ilo lio Lol accu- 
mulazione - Wallner I. 

Riscaldamento elettrico in of i Bauli Wotfer 
sberger H. 

Riscaldamento alia nell’ st a ico Ni 
ga J. R. DUE 5 

Riscaldamento ad ic - | Schiipfer H. 

Carico giornaliero nel periodo di tariffa più Sei 
nel riscaldamento elettrico ad accumulazione - 
Nenadal K. : 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Le apparecchiature di pesatura elettronica e dosag- 
gio nell'industria siderurgica sat 
VOLUMI RICEVUTI 
Manuale dello stampaggio a caldo - Papuli G. - 
COMA RR E EE O, 
NUOVI PRODOTTI 
Un nuovo tipo di resistori . 
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5. - Calcolatrici elettroniche (v. anche 3, 7, 15, 18 f) 


a) questioni generali 


VOLUMI RICEVUTI 


Logischer Entwurf pani SR Giloi W. - Lie- 
big H. i SO a SRO, 


d) memorie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Memoria MOS da 88 K_. 


VOLUMI RICEVUTI 
Semiconductor memories - Hodges D. A. 


NUOVI PRODOTTI 


Sistema di memoria a lettura-scrittura di tipo bi- 
polare 


SUNTI E SOMMARI 


Registrazione magnetica per calcolatrici - Dudson 
M. P. - Davies A. V. 


e) programmazione 
VOLUMI RICEVUTI 


Fachtagung iiber Programmiersprachen - Miinchen, 
9-11 Marz 1971 


f) applicazioni 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Applicazione della regolazione digitale incrementale 
negli impianti siderurgici - Lipari G. - Soriano S. 

Tecniche digitali incrementali nei sistemi elettronici 
di misura, generazione di riferimenti e pica 
ne automatica - Soriano S. Mo: 

La regolazione numerica di posizione di Breani mec- 
canici con codificatori assoluti o incrementali - 
Pizzamiglio C. - Adami P. - Siniscalchi A. 

Rappresentazione simbolica di una rete M.T. a strut- 
tura di tipo radiale e memorizzazione di dati ca- 
ratteristici in un sistema per il trattamento auto- 
matico delle informazioni - Li Vigni G. . 
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RELAZIONI DI CONGRESSI 
4: Conferenza internazionale sulla Power System 
Computation 


. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Risoluzione automatica di modelli econometrici . 
Analizzatore di eventi . . ; } 
Trieste, traffico urbano del centro regolato e ; coordi- 
nato da un elaboratore elettronico . . . 
Gestione con calcolatore di un laboratorio di ana- 
lisi mediche . . A; 
Il nuovo Centro elettronico di alaborazione dei dati 
dell'ANASTINTE PISO AIR 
Minielaboratori per impieghi ‘speciali ste 
Elaborazione elettronica in umanistica 


DALL'INDUSTRIA 


Preparazione su terminale dei documenti di produ- 
zione per i cablaggi - Simonetti P. . 


VOLUMI RICEVUTI 


Programmazione a ciclo chiuso - Di Gregorio A. . 
Computer aided control system design - JEE Con- 
ferencerPublcalto nti) Re 


SEZIONI E COMMISSIONI 


L'elaborazione dei dati nella gestione aziendale - 
Mele M. 


SUNTI E SOMMARI 


Simulazione del comportamento in apertura di cir- 
cuiti - Biichner P. 

Simulazione di elementi di regolazione per raddriz- 
zatori - Volker K. - Schwarz J.- Grunewald R. 
Lo studio della macchina sincrona con l’aiuto del 

calcolatore - Micu E. î 

I calcolatori nella progettazione ‘di comandi automa- 
tici - Biichner P. 

Calcolatrici « on-line » nelle centrali. - Jervis M. W. 

Circuiti monolitici integrati nell’elaborazione della 
informazione - Krause |. 2 4 

Calcolo automatico delle strutture reticolari - Co- 
mellini E. - Paoli P. 

La minicalcolatrice come mezzo di controllo ‘indu 
striale - Fraser G. L. 2 

Un sistema analogico di elaborazione dell’ informa: 
zione per l’elettronica industriale - Krause J. . . 

Impiego d’una calcolatrice nella protezione a relè 
d'una sottostazione - Rockefeller G. D. . 

Il calcolatore degli impianti sullo Zemm - . Frey K. - 
Strohbach A. - Kittl F. - Aitzer L. . 

Controllo con calcolatrice digitale di sistemi ad alta 
tensione a corrente continua - David A. K. - Cory 
BERTCE Er 

Soluzione di compiti di Dianificazione i in un tempo 
determinato - Balzli W. 

Programmi per calcolatore numerico SL Ù calcio 
e la progettazione di impianti elettrici - Frentz A. 

Calcolatore numerico per il confronto di soluzioni 
tecniche - Will G. ALI 

Calcolo del'campo magnetico nel riscaldamento per 
induzione - Gmilkovski P.- Weber K. D. 

Simulazione di campi magnetici di alano - Mel- 
Zerho bp 

Mappe per ciechi disco Ste con l'oma - ID 
CCRIMICAAGIRISVO È 


Automazione del controllo di Ri Ria R. i 
Klose F. 


Circuiti per calcolatori con pe « Uan 5 » - 
Hickisch R. 


Elaboratori per impianti di ano. allaccio 
- Carraro U. - Eckert M. - Meinicke W. 


Rilevamento automatico degli orari di 166, varia- 
bili - Klose F. 


Simulazione Ioia di Xolvole a 'SEMICOR TUTO 
Proske D. 3 


Tentativo di usare una calcolatrice per insegnare 


Spence R. 
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v) varie 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


I gruppi funzionali della tecnica elettronica digitale 
- Ghizzoni M. 

Valutazione dell’ errore nel moltiplicatore numerico 
frazionale - Pietra B. - Sbragia D. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Annunciata dall’IBM la produzione in Italia di un 
elaboratore a memoria virtuale 

Il microcalcolatore da ufficio Olivetti P 603 

Centrale di alimentazione continuativa del centro 
calcolo della Cassa di Risparmio . . 

Graphic Datasensor (GDS) WDV 1860 . 

Dispositivo MOS singolo per calcolatori portatili c con 
visualizzatore a 8 cifre . ; 

Corso « Data banks and information retrieval DI 

Scuola sui problemi dell'interazione con gli elabora- 
tori elettronici attraverso terminali grafici . 

Accordo di collaborazione nel settore degli elabora- 
tori elettronici 

Minicomputer Interfacing-Florence (Simposio) . 

Accordo di collaborazione nel settore degli elabora- 
tori elettronici 4 

Il Ciclo di Seminari sulle applicazioni degli elabora- 
tori elettronici (Catania, 4-16 aprile 1973) . 

La Olivetti immette sul mercato due nuove macchi- 
ne da calcolo elettroniche 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Proceedings of the symposium on computers and 
automata E: 


VOLUMI RICEVUTI 


Il COBOL - Linguaggio e esercitazioni - Siciliano A. 

Advanced course on software engineering - Bauer 
3 pe) ES 

Fachtagung « Cognitive ‘Verfahren und Systeme > », 
Hamburg, 11-13 aprile 1973 - NTG/G. 


NUOVI PRODOTTI 
Elaboratori elettronici - Nuovo modello 4004/127 . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


L'attuale sviluppo dei calcolatori elettronici da ta- 
volo e tascabili - Mariotti F. . 


SUNTI E SOMMARI 


L'alimentazione elettrica degli elaboratori di dati - 
Mestres Cl. . 

Caratteristiche delle reti che influiscono sul proget- 
to degli elaboratori - Madeuf J. 

Microinterruzioni - Meys J. J. C. 

Ferrorisonanza nella alimentazione dei miniordina- 
tori - Pascal A. - Pellegrino G. 5 

Le alimentazioni di sicurezza per da elaboratori - 
Fouquet B. . 5 

Alimentazione negli elaboratori e nei periferici - 
Mars G. a 

Ondulatori adatti all’ alimentazione senza initerruzio- 
ni degli elaboratori - Nollace P. 

Sorgenti di tensione per gli elaboratori - Tulane Ph. 

Elaborazione numerica di ia esente da disturbi 
- Melzer F. ; 

Sicurezza contro i disturbi in circuiti TILO ” Er- 
mish J. 


6. - Comandi e dispositivi di regolazione 


tomatici (v. anche 3c, 3 d, 5, 15) 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Unificazione nella tecnica dell'automazione e nel- 
l'industria - Kaulfersch H. - Pavlik E. . 


VOLUMI RICEVUTI 


Le basi dell'elettronica. L’algebra di Boole. La logica 
applicata agli automatismi - Calabrese C. 
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Experimentelle Analyse der Dynamik von Regelsy- 
stemen (Identifikation I) - Isermann R. . . ... 1150 

Theoretische Analyse der Dinamik industrieller Pro- 
zesse. 1°" Teil: Einfiuhrung renta II) - 


Isermann R. ic 1150 
Diskrete RosSsionioo Loorhara W. e e O 
Statistische Methoden der Sa - 

Schlitt H.- Dittrich F. uu P ig ate 0 
Die harmonische a rn Vol. L ei 2 Staker="aN 
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b) teoria dei comandi automatici 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
I processi stocastici nei controlli automatici . . . 634 
Abtastregelung - Ackermann J. . . SC 720 
Linear systems in nido 00; dato Ere 
derichEDEREiCarlso 1049 BS 720 


Numerical control handbook (NC Guido): -Shafli R. 721 
Modern control system theory and anplicatic - 


Sinners S. M. . e IA 
VOLUMI RICEVUTI 
Abtastregelung - Ackermann J. . . Too 200) 
Design of Feedback Systems - Thaler Gi i; SARI 


c) comandi e regolazioni di processi industriali 
(v. anche 2h -3c) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Controllo elettronico di motori a corrente continua 
per azionamenti industriali alimentati da conver- 
titori a tiristori: note su alcuni risultati speri- 
mentali - Bianchini M. PIE 843 
Applicazione della SE digitale incensi 
negli impianti siderurgici - Lipari G. - Soriano S. 843 
Descrizione di un sistema di regolazione per l’azio- 


namento di aspi - Bianchini M. . .. . 843 
Applicazione della regolazione digitale inciomsii. 
negli impianti cartari - Inti A... . . . 844 


La limitazione di corrente nei aa aa dr 
macchine a corrente continua - Isastia V. - a 
NORESAPCIfEL OC ANA . 844 

Azionamenti Sonic con muori sincroni ni gros- 
sa potenza ed elevata velocità - a A. 
Koellenspergert Di... Cl 3 846 

Azionamento a velocità regolata con ROL asincro- 
no a rotore avvolto e recupero della potenza di 


scorrimento - Magliana F. . . 3 4 846 
Invertitore di potenza a tiistori adi onda sinto 

con stabilizzazione a ferro saturo - Da Ros D.. . 847 
Comando di azionamenti industriali con generazione 

numerica di leggi del moto - Pietra B.. . .. 847 


Supervisione e controllo numerico di azionamenti 
industriali mediante minicalcolatori - Cortese G. 
“VR aleci=S RR. o 848 
Convertitori a tiristori per na iniosi a 
velocità variabile - Moeltgen G. - Mangiarotti A. 850 
La regolazione numerica di posizione di organi mec- 
canici con codificatori assoluti o incrementali - 
Pizzamiglio C. - Adami P. - Siniscalchi A. . . . 850 


DALL'INDUSTRIA 


Applicazioni del controllo numerico di macchine 
ULENSili RE e a de INNI 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
25 controlli numerici ELSAG per il potenziamento 


della produzione ASGEN . . . . 273 
Calcolatori di processo per impianti di produzione 

del'cemento. .. 553 
Il contributo della SVIMU Luo Cio della ricer- 

ca nel settore delle macchine utensili. . . . . 718 
Le apparecchiature di pesatura elettronica e dosag- 

Piognell'imdustiratsiderirgica RR RS 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Power Electronics - Thyristor controlled power for 
electric motors - Ramshaw R. S.. ...... 900 


XXXII 


SUNTI E SOMMARI 
Comandi industriali con struttura fissa logica - Ha- 


biger E.- Hess K. . 98 D 


d) componenti meccanici, idraulici, ecc., per comandi 
automatici 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Rivelatore a cuscino d’aria delle tensioni meccani- 


che su nastro laminato 1070 


NUOVI PRODOTTI 
Un temporizzatore pneumatico di alta precisione . 1077 


SUNTI E SOMMARI 
Servomotori ad avvolgimenti statorici concentrati - 
GUOVICINI- LUNE WASTE O 51D 


e) servomeccanismi 


SUNTI E SOMMARI 
‘Compensazione della risonanza dei servomotori - 
Wi/sonADWERE Butler MM ERO 0. 66 D 


g) dispositivi elettrici 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Elettronica degli azionamenti - Chiesa E.. . . . . 1029 


v) varie 


NOTE DI REDAZIONE 
Trasduttori di microspostamenti . . . . . . . . 1020 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Un circuito regolatore della velocità di taglio con 
misura indiretta dell'usura dell’utensile - Ossiri A. 841 
Trasduttore di micro-spostamenti ad alta sensibilità 
ed alta stabilità - Burchiani A... .... +. 1083 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


XII Convegno-Mostra internazionale dell’Automazio- 
pegeaSfrumentazione i. e 1207 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Primo Corso di Ingegneria dei Sistemi . . . 799 

Simposio: Hybrid Computation in Dynamic System 
Design - Roma, dall’11 al 14 novembre 1974. . . 795 

Due gru a cavalletto . . . 897 


Montaggi automatici, impiego di robot industriali. 
Problemi di normalizzazione per i manufatti elet- 


tromeccanici di contenute dimensioni . . . . 1071 
Controllo automatico di circuiti stampati e di ca- 
DIO SSECOMPIESSI RR 21145 


VOLUMI RICEVUTI 
Suboptimale Regler mit abschnittweise linearer 


Struktur - Kiendl H.. . . . o 509) 
Computer aided control. system design - VERI Con- 
WENCHCCAPUDICANONNI9. RA 772 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Problemi di controllo e di simulazione del traffico 
ULaro ce E eee n 


7) fi icizioni elettriche (v. anche 5, 15, 18 £, 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Dizionario di informatica - Chandor A... ..... 362 


VOLUMI RICEVUTI 

Principi di informatica - Andronico A. - Bozzo U. - 
De Giorgio A. - Galligani I. - Marconi R. - Nerve- 
pnates-'Provenzano G.- Refice M.. i... 635 


L'EL'EBIROTECNICA 


SUNTI E SOMMARI 
Microinterruzioni dal punto di vista dell’alimenta- 
zione dell’informazione - Pierre M. - Meys J. J. C. 


b) teoria dell’informazione 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Linear Systems in communication and control - 
Frederick D. K. - Carlson A. B. 5 

Random Processes. Multiplicity oo and canoni- 
cal decompositions - Ephremides A. - Thomas J. B. 


SUNTI E SOMMARI 
La teoria quasi-astratta dei sistemi di trasmissione 
dell’informazione - Murgan A. . 


c) circuiti quadripoli, filtri 
VOLUMI RICEVUTI 
Filtres électriques - Stefanescu S. . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Rete normalizzata a larga banda per la misura del- 
l’attenuazione d’inserzione di filtri di rete - Gal- 
liano P. G. - Nano E. . . 

Criterio di progetto per filtri antidisturbo per appa- 
recchi elettrodomestici - Cesi G.- Dalle Mese E. 
- Rinaldi M. iu ale I si AE 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Filtres Electriques - Sfefanescu S. 


SUNTI E SOMMARI 


Processi di correzione di distorsioni in trasmissione 
di dati - Eggimann F. . 


d) amplificatori (v. anche 35 c) 


NUOVI PRODOTTI 
Amplificatore audio integrato 


SUNTI E SOMMARI 


Amplificatori e convertitori di frequenza Resa 
- Henne W. 


IG amplificatore magnetico ne a in re- 
gime di sovramodulazione - Sfoîca A. . 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
L'informatica nella pubblica amministrazione . 
Recenti sviluppi e prospettive dell'industria dell’in- 
formatica in Italia e nel mondo 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Trasmissione Dati - Angeleri E. 


VOLUMI RICEVUTI 

G. I. Gesellschaft fiir Informatik e.v: 2° Jahresta- 
gung Karlsruhe, 2-4 Oktober 1973 

SUNTI E SOMMARI 


Onde elettromagnetiche su una linea senza o 
nel caso della tensione a gradino - Adàmut I. 


8. - Condutture elettriche (v. anche 40) 


b) palificazioni (v. anche 40 d) 
SUNTI E SOMMARI 


Statistica sui pali di linee aeree - Sciler (Ga 


Manutenzione di rete, trattamento ulteriore Gi pali 
- Stòsser J. - Panchaud PESI 


Impregnazione dei pali in lo Wiilchli Oa 
Parassiti dei pali in legno - Walchli O. 
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c) calcolo e comportamento meccanico delle linee aeree 9, . Convertitori, raddrizzatori, ecc. (v. anche 3d, 


SUNTI E SOMMARI 15, 35, 41) 
Forze su tre conduttori paralleli nel caso di corti Pages 5 
circuiti trifasi - Maass H. F.. . . : 2D a) questioni generali 
Sulle vibrazioni di un cilindro in scia Ge un altro - NOTE DI REDAZIONE 
Diana G. - Giordana F. . . 33D Le armoniche nei circuiti di conversione . . . . . 490 
Nuovo metodo per il calcolo delle ‘forze elettrodina: 
miche - Dinculescu P. . . 33D ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Linee a 400 KV su portali di cemento armato - Mene- Analisi armonica delle correnti di alimentazione e 
ZeSTA ATI 39 D della tensione raddrizzata di un circuito di con- 
Metodo per calcolare l'ampiezza di vibrazione di fa- versione con fasi dissimmetriche - Savini A. - 
sci di conduttori Diana G. - Gasparetto M. . . 51 D Ubaldini M. . . 569 


Azione del vento sui conduttori delle linee - Cojan M. 73D  Iimiti attuali dei Componenti slettronici utilizzati 


nei circuiti di potenza di apparecchiature per 
e) cavi per energia conversione - Viceconte M. - Zanini L. . . 846 
Pregi della regolazione adattativa negli alimentatori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI bidirezionali corrente alternata-corrente continua 


Industrie Pirelli S.p.A. - La fornitura e la posa di - Del: Felice E) Campi Gi... CO AES 
cavi sottomarini tra le due isole di Maiorca e 
Minorca . . 715 SUNTI E SOMMARI 
Sette cavi unipolari Pirelli, in carta impregnata di Instabilità armonica degli invertitori - Zeyher H. . 3D 
olio fluido nella centrale di Kafue Gorge . . . 192 Transitori all'interruzione in sistemi di conversione 
Il trasporto di 400 MW con due cavi Pirelli ad olio - Pfeiler V.- Stade D.. . . 11D 
Io E e) ia 1071 Sovratensioni in reti a bassa tensione nel caso di 
semiconduttori - Paukert J. 2 27D 
DALLE RIVISTE Impianti per alimentazione continuativa du energia 
Il sistema « Scotchflex » - Wedekind A. D.. . . . 32 - Derighetti R. . . 34D 
Inverter a commutazione forzata a , 360 Hz - Youn R. 
SUNTI E SOMMARI CH gia 34D 
Cavi con isolamento a gas - Gorjunov B. A... . . 3D_ Costruzioni e schemi di invertitori statici - Keller P. 42D 
Tubi in materia plastica per la protezione di cavi - L'elettronica di potenza nell’ultimo decennio e il suo 
Burker A. —.<. 18D effetto sull'opera della IEC - Weber J.. . 83D 
Cavi in carta sintetica per ‘altissima. tensione - Ya- Raddrizzatore monofase per corrente sinusoidale da 
mamoto T. - Isshiki S. - Nakayama S. . . . .°. 34 D rete Depenbrock Mo e 00 99 p 
Correnti di corto circuito ammissibili n cavi in 
carta e a riempimento d’olio - Biewald H. . . . 52 D RODE, 5 5 
Controllo dell’umidità attorno ad un cavo - Brooks c) convertitori a vapore di mercurio 
ENI Gosling CHi- Holdup Wi... . 52p SUNTI E SOMMARI 
Temperatura limite dei conduttori nei cavi - DIE Ripristino dei convertitori a vapori di mercurio 
matoHi PT ? 74 D dopo guasti - Arrillaga J. - Giesner D. B.. . . . 66 D 
Cavi per medie SEA con follia: in iponedi 
lenet= Wutffke Gr. > - 74D f) convertitori a stato solido (v. anche 15d - 41b, e) 
Cavi per trasporto di energia nici ZA ad No tdPenione 
oscillazioni improvvise di carico - Hoffmann J. 82D DISFSCRI. . 
Cavi isolati con polietilene reticolato - Reuter E. . 98D Circuiti a ponte semicontrollato . . . . . ... 2 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


f) isolatori (v. anche 40 d) Armoniche nelle correnti e nelle tensioni dei circuiti 


VOLUMI RICEVUTI a ponte semicontrollato - Crepaz S. - Ubaldini M. 80 
Atmospheric contamination of high voltage insula- Equipaggiamento elettrico degli elettrotreni della 
tion system - Bochne E. W.. ........ 364 Circumvesuviana: applicazione della tecnica del- 
lo stato solido - Fiocca F. . . 469 
SUNTI E SOMMARI Azionamento, tramite inverter, di un motore. asin- 
Scarica sugli isolatori con 09 Sala - Jolly crono per piccoli veicoli urbani - Canta] E. - 
DUCE 34 D PetreccAaG A Se, o 842 
Scarica sugli Le I, a su un RI Rilievi sperimentali su un o asincrono fuse 
Ero! VIDA CENE. 42D alimentato mediante inverter - ARES E 
Studio di profili ottimi di Lasa per lozione Petrecca G. . . . . . ; . 842 
in località polluenti - Bianchi V. - Cattaruzza M. Alimentatore statico policosrente: per servizi ausi- 
- Cortina R. - Martinoli B. . . . 74D liari a frequenza industriale a bordo di veicoli su 
Polluzione degli isolatori e isolamento degli impianti ea Pecorini M SOL ietz JP. a Careglio GA? 
- Claverie P. - Porcheron Y. Ri 74D Dispositivo elettronico ad immagine termica per la 
Misure di impulsi di corrente di fuga su CE di protezione di convertitori a tiristori - Consani T. 844 
isolatori - Rivière D. - Porraud R. Arai: 7A pela limitazione di corrente nei convertitori statici per 
Prevenzione degli incidenti dovuti all’ o macchine a corrente continua - Isastia V. - Paga- Di 
e è = a n SL oca bag DI man: 
ni a Da e isolamento pi 83D cata conduzione di filari di un convertitore a ti- 
5 LASA 
Ricerche in Inghilterra sugli ta Sudici È Sigg ristori - Maresca M. . . . . = x 108 
Pai, ‘900 Un impianto per la generazione di ‘alte tensioni con- 
PROSE, li 4 St N. 99 D tinue con regolazione automatica della tensione 
tie po isa mediante diodi controllati - = A. - Thio- 
. PINI 845 
h) conduttori Convertitore di frequenza anco per sia 
MATERIALI la marcia e la frenatura di macchine sincrone - s. 
3 ° o ; j È 1 VOUMArd ATI 1. 
e. va Invertitore di potenza a iui all Dal ora 
SUNTI E SOMMARI le con stabilizzazione a ferro saturo - Da Ros D. 847 
Campo elettrico attorno ad un conduttore cordato Azionamento reversibile ad interblocco rapido - 


isolato - Andrews J. G. - Shrapnel A.J.. . .._-21D MONIESSONISG RI PR EROI 
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Invertitori statici a frequenza variabile per l’aziona- 
mento dei motori in corrente alternata - Silingar- 
GMES IAA IE AE SI E da Dia 

Problemi connessi all'impiego delle celle a disco nei 
convertitori a tiristori per applicazioni industriali 
MERDHGCOMACO OT i a e eri AM 

Convertitori corrente alternata-corrente continua a 
tiristori di grande potenza ad accensione asimme- 
trica - Cappelletto E. - Gallandt C. ulti 

Esecuzione di azionamenti a corrente continua a 
tiristori con concetti solutivi standardizzati - Ha- 
CIO MIEESS AVIR GRON, S  e D 

Criteri di prova dei tiristori a disco per un loro ap- 
propriato impiego nei convertitori per applicazio- 
ni industriali - Oberti A. - Sogni G.. . . . . . 

Convertitori a tiristori per azionamenti trifasi a ve- 
locità variabile - Moeltgen G. - Mangiarotti A. 

Nuovo sistema di protezione degli alimentatori cor- 
rente alternata-corrente continua bidirezionali a 
tiristori di piccola potenza - Pizzamiglio C. - Del 
Rie DE RR 

Gruppi di continuità soccorritori di linea allo stato 
SOMIORIRO VESTA IO 

Sull’impiego dei gruppi di continuità statici - Pole- 
se N. 3 CI ; 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Impianto per la produzione di campi magnetici in- 
tensi sio it; 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Le thyristor: définitions, protections, commandes - 
WII O CITO RG RE RIO e ei ce 

Redresseurs industriels à semiconducteurs - Masca- 
TNORIS: 


NUOVI PRODOTTI 

Piccoli raddrizzatori miniaturizzati 

Convertitori < Silco» dell’Asgen. \. i 0. + 
Nuova serie di raddrizzatori alta tensione al silicio 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Convertitori con ihyristor a commutazione forzata 
(inverter) per il comando a velocità variabile di 
motori asincroni a gabbia - Bonazzelli A. . 


SUNTI E SOMMARI 
Nuovi risultati nel campo della commutazione co- 
mandata - Bertele H. E io fora 
Perdite nei comandi con tiristori e loro misura - 
Golden F. B. . SENI E Reg e N A 
Sul comportamento in commutazione dei triac - 
Baumann K. - Kozerke W. . AIAR A 
Il riscaldamento dei raddrizzatori a semiconduttori 
di potenza - Lipas O. PR A 
Nuovi tiristori per correnti forti - Mundt R. . 
Aumento istantaneo di temperatura nei tiristori usa- 
ti negli invertitori e negli interruttori (Chopper) 
- Cornick J. A. F. - Ramsbottom M., J.. . ò 
Simulazione analogica del comportamento termico 
dei tiristori - Becker U. a OR 
Impianti di alimentazione con invertitori a tiristori 
per le Poste tedesche - Becke K. J. . 


g) moltiplicatori e divisori di frequenza 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Pregi e limitazioni degli azionamenti a frequenza va- 
riabile - Skoff A. . LI OC RI 

Datori di frequenza per convertitori a circuito inter- 
medio SIMOVERT - Krampe D. - Oldrini L. . 

Invertitori per il controllo in frequenza di motori 
asincroni e sincroni - Bellini A. - De Carli A. - 
Murgo M. 3 


SUNTI E SOMMARI 


Duplicatori ferromagnetici di frequenza - Craciune- 
scu A. - Ghita C. 


Variatore di frequenza ad ampiezza modulata È Bird 


B. M. - Ridge J. . 
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v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Indagine sulle correnti di guasto nei convertitori 
elettronici reversibili a ponte di Graetz trifase 
completamente controllati - Consani V. . . . . 

Nuovo metodo di comando dell'angolo di conduzio- 
ne nei convertitori elettronici di potenza per azio- 
namenti di laminatoi - Pasquali M. A. . 

Conversione statica monotrifase per alimentazione 
di piccoli motori asincroni trifasi - Lista G. - 
Savino Mi: Rd SEI 

Circuito fotoelettrico per l’innesco dei diodi control 
lati nei circuiti invertitori di potenza - Roveda L. 


SUNTI E SOMMARI 


Riduzione delle armoniche in convertitore da cor- 
rente alternata a continua - Ametani A. . 
Simulazioni di raddrizzatori - Vogt F. . 
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843 
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849 


851 


66 D 
99 D 


10. - Costruzioni elettromeccaniche e tecniche 
costruttive (v. anche 2, 16, 19, 27, 29, 31, 39) 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 
Transitori termici nelle grandi macchine 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Analisi del transitorio termico nelle barre rotoriche 
durante l’avviamento dei grandi motori asincroni 
- Corriga C. - Porru G. - Seatzu S. - Usai G. . 


SUNTI E SOMMARI 


Verifica dell’intraferro minimo nei motori - Ciubo- 
taru M. 


Nuova teoria generale delle macchine elettriche - 
Flennes J. sa RR RO 

Dimensionamento ottimale di macchine elettriche - 
van Leuven J. 


Calcolo del valore efficace nella progettazione di 
macchine - Berger Th. . 


b) organi meccanici 
NUOVI PRODOTTI 
Camme regolabili da 0° a 360° 


c) circuiti magnetici e magneti permanenti 
NOTE DI REDAZIONE 
Perdite di traferro . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Regolazione di un alimentatore per la creazione di 
campi magnetici impulsati per esperienza Toka- 
mak - Barbante P. . «0 


Misura delle perdite di traferro sui trasformatori 
limitatori di corrente - Stephens D. S. - Lee R. . 
DALL'INDUSTRIA 


La collaborazione tra l’Istituto Svizzero di Ricerca 


Nucleare e la Brown Boveri & Co., S.p.A., Baden 
- Violi E. ; 


MATERIALI 


Una nuova classe di magneti permanenti 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Un carro-ponte, della portata lorda di 125 t, con 
quattro elettromagneti . 

VOLUMI RICEVUTI 

Superconducting Magnet Systems - Brechna H. . 


SUNTI E SOMMARI 


Magneti permanenti da terre rare - Cedighian S. . 
Ferriti magnetostrittive - Mandache S. 
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Alcune particolarità nelle ferriti di Mn-Zn con ec- 
cesso di ferro - Nicolau P. - Niculescu H. - Ta- 


nach V. - Stanciu I. Det LO 12D 
Aspetti del campo elenitioo uk Soaccnuio elettriche 
GALGANO 19D 
Campo magnetico die con Ate ‘dei Voli To 
bile - Dragànescu 0... . . 34 D 
La legge di Coulomb nel caso di Donionie cd 
magnetico - Herzog W. SA AE ; ; 58 D 
Dispersione magnetica nei fc con Tobneii per- 
MMARCRIRASCHCKICIM N E 0 0 n 99 D 
d) avvolgimenti (v. anche 19 e 39) 
MATERIALI 
Fili conduttori e cavi per macchine di classe F. . . 1061 
SUNTI E SOMMARI 
I fili smaltati: compatibilità con i materiali ad essi 
associati - Chennevière B. . . . . 43D 
Calcolo ed impiego di campi simmetrici i multipolari 
in un volume cilindrico - Asner A. SER ee 83 D 
e) isolamento (v. anche 19 e 28 f) 
DALLE RIVISTE 
Il sistema « Scotchflex » - Wedekind A. D.. . ... 32 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
e SVIIPOSIUMETIZ n n e 148 
f) raffreddamento e ventilazione (v. anche 19) 
SUNTI E SOMMARI 
Turbogeneratori bipolari con raffreddamento ad ac- 
ua iii e E i O AT (1) 
£) collettori e spazzole 
SUNTI E SOMMARI 
Determinazione della qualità isolante di collettori di 
macchine - Golbig W. - John H. o dora 3D 
Contatti striscianti con anelli argentati - Hunger Ss. 
SII CAR MERZIA 27D 
Tensione di fuedo e consumo 3 delle spazzole in con- 
tattilsuranellit=*Bar G. 0 4 : SON a ine 90 D 
Misura dell’usura delle olo Cal G. car 99D 
Il contatto strisciante delle Le di i carbone - 
HierziexB--‘PayulicE,. n | 99 D 
Ricerche sperimentali Li Cala alcianie Fai 
spazzole - Herzig B.- Paulig E.. ... . 99 D 
La stabilità di spazzole di ne sotto Ligituso di 
fenomeni aerodinamici - Volkmann W. . . .. . 99 D 
h) contatti 
SUNTI E SOMMARI 
Prova su modelli riguardanti la distribuzione stati- 
stica dei valori delle forze di saldatura per l’ar- 
gento puro - Haufe W. — Reichel W. - Schreiner H. 
SEIISCHOSRAR RS, se 21D 
Bruciatura di contatti per Caen sie in e 
naliW/CGiNEHOR 99 D 
i) apparecchiature 
NUOVI PRODOTTI 
« Choppers » a stato solido, serie MTL 200 . . . . 727 
SUNTI E SOMMARI 
Valore della corrente non sinusoidale nella spira 
schermo degli elettromagneti monofasi - Dincule- 
En e n. 12D 


1) condensatori 


SUNTI E SOMMARI 


Condensatori di potenza con materia non infiamma- 
bieten NH O 12 D 


XXXV 


o) generatori d’impulsi e di forme d’onda (v. anche 30 d) 


SUNTI E SOMMARI 


Sincronizzazione ottica di un generatore per alta 
tensione - Gaber E. - Marinescu A. . ; 
Calcolo di fenomeni elettrici in generatori di im- 
pulso - Heilbronner F. - Landers E. U. . . . 
Generatore di impulsi di corrente di grande am- 
piezza - Arabandji P. È 

I generatori di impulsi installati a ; Les Renardières 
- Bishop M. J. - Simon M. F.. . . 

Generatore di impulsi ricorrenti a tiristori- Gaber E. 

Produzione di tensioni di impulso e tecnica delle 
prove ad altissima tensione - Feser K. . 


p) macchine speciali 
NUOVI PRODOTTI 


Motorini a rapido avviamento e con ridotto mo- 
mento di inerzia . 


SUNTI E SOMMARI 

Miglioramento dei motori universali - Aslan H. - 
Oprisan M. ri 

Motore rotante ad attrazione ‘magnetica - ‘Hesmond: 
halgh D. E. - Tipping D. - Sarson A. 

Ripartizione di corrente e andamento dell’ induzione 
in rotori a disco di una macchina ai - 
Haubitzer W. 

Motore passo-passo piezoelettrico lineare - Budig 
P. K. - Magerl R. - Riedel C. - Morgenstern G. 


q) rumori e vibrazioni 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Low-noise electronic design - Motchenbacher C. D. 
- Fitchen F. C. 
SUNTI E SOMMARI 


Frequenze proprie nelle strutture di sostegno dei 
turbo alternatori - Castiglioni A. - Castoldi A, - 
Petrini V. - Urbano C. . 
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r) tecnica dei circuiti stampati e microsistemi 


(v. anche 15) 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Recenti sviluppi della tecnologia di fabbricazione 
delle maschere per circuiti integrati - Capocac- 
cia F. 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Controllo automatico di circuiti stampati e di ca- 
blaggi complessi 

LIBRI E PUBBLICAZIONI 


La nuova tecnica dei transistori e dei circuiti inte- 
grati - Caccia G. C. 


VOLUMI RICEVUTI 


Thick film hybrid microcircuit technology - Hamer 
D. W. - Biggers J. V. . 

A user's bu iook of integrated circuits - - Natek 
ERE 


NUOVI PRODOTTI 


IMPAG, piccolo indicatore numerico a cifre lumi- 
nose 
Litopellicola ortocromatica 


s) affidabilità 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Analisi della fidabilità di circuiti integrati per elet- 
trodomestici - Del Gaudio I. 

Analisi e stima della fidabilità dei dispositivi elettro- 
meccanici per gli elettrodomestici - Lega R. 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Metodo per evitare l'ossidazione dell’elettrografite 
degli elettrodi 
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NUOVI PRODOTTI 1 
Un nuovo sistema di fissaggio con chiusura e riaper- 
tura a scatto . BM, “i ai 


11. - Decreti, leggi, regolamenti 


Brevetti 


12. - Elettrobiologia (v. anche 40 h) 
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462 


. 64-180-284-464-564-640-728-803-906-994-1079-1155 


b) effetti della corrente elettrica sul corpo umano 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Protezione contro contatti accidentali negli impianti 
Uunilizzatoni- Giardini G. .. . . \.\.W. RO 

Protezione contro radiazioni nocive e loro verifiche 
per i forni a microonde - Giavazzi A. : 

Protezione contro le tensioni di contatto: risultati 
di un’indagine presso gli installatori sul grado di 
diffusione dei diversi sistemi - Azzariti N. - Pi- 
CN Ne n e lie nie 

Sistemi per la protezione contro i contatti indiretti 
previsti dalle prossime norme armonizzate fra i 
paesi della Comunità Europea - Carrescia V. - 
Piglia G. 


e) applicazioni mediche e biologiche 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
Automazione, medicina e società . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Gestione con calcolatore di un laboratorio di analisi 
mediche . 


Analisi di elettrocardiogrammi con sistemi di elabo- 
razione automatica computerizzati a basso costo 
NUOVI PRODOTTI 


Un apparecchio defibrillatore portatile . 
Trasduttore di pressione fisiologica . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Elettronica biomedica: implicazioni mediche e indu- 
striali . GIRA CORNER 
Prospettive della bioingegneria 


SUNTI E SOMMARI 


Questioni di sicurezza nell'impiego sull'uomo di 
strumenti elettromedicali - Osypka P. . 


I campi magnetici nella moderna scienza medica - 
Fahlenbrach H. . 


f) radioscopia e radiografia mediche 
SUNTI E SOMMARI 


Misura dell'alta tensione applicata ai tubi generato- 
ri di raggi X - Le Roy G. . 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Austria: infortuni dovuti all’elettricità ed al fulmine 


13. - Elettrochimica 


b) elettrochimica (v. anche 4c) 
DALL'INDUSTRIA 


Metodo per la determinazione del grado di deioniz- 
zazione dell’acqua per lavaggi nelle tecnologie dei 
semiconduttori - Gasparini M. - Menchetti A. - 
Rinaldi M. . 
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27D 


90 D 


75D 


985 


883 


c) pile 


SUNTI E SOMMARI 
Il ronzio di generatori elettrochimici - Euler REI 


d) accumulatori 


SUNTI E SOMMARI 


Energia elettrica per veicoli spaziali - Ness Per: 
Evoluzione delle batterie e delle pile - Barak M. . 


e) pile a combustione 


SUNTI E SOMMARI 
Sviluppo delle pile a combustibile - Pohl! F. A. . 


g) correnti vaganti e corrosioni 
(v. anche « Trazione » 41 c) 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Manuale della corrosione - C.S.F.C.E. 


VOLUMI RICEVUTI 


Manuale della corrosione. Raccomandazioni tecniche 
per la difesa dai pericoli di corrosione delle strut- 
ture metalliche interrate - C.S.F.C.E.. . 

Controlul electric al coroziunii retelelor subterane 
- Moisil G. C. 


v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Trattato di ingegneria elettrochimica - Gallone P. . 
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14. - Elettrofisica e magnetofisica (v. anche 15, 


16,-177220.135) 


b) elettrofisica generale 
SUNTI E SOMMARI 


Modello meccanico per la dimostrazione della strut- 
tura dell’elettrone - Gerharz R. . 


d) macchine acceleratrici di particelle 
DALL’INDUSTRIA 
La collaborazione tra l’Istituto Svizzero di Ricerca 
nucleare e la Brown Boveri & Co., S.p.A., Baden 
- Violi E. ; 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il protosincrotone di Batavia 


SUNTI E SOMMARI 


Lente sovraconduttrice per il trasporto di particelle 
altamente energetiche per il CERN di Ginevra - 
Asner A. cei O E 


e) fisica dei plasmi (v. anche 14 q - 23 n) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Regolazione di un alimentatore per la creazione di 
campi magnetici impulsati per esperienza Toka- 
mak - Barbante P. . b x 


f) scariche elettriche (v. anche 2 b - 20 d) 

NOTE DI REDAZIONE 

Un interessante esempio di collaborazione interna- 
zionale er}, 

L’arco elettrico e i suoi movimenti . 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Un'esperienza di collaborazione internazionale per 
ricerche sulla scarica in aria - Zingales G. . 

Il movimento dell'arco nel campo magnetico - Fa- 
brizieDae ; 


. 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Simposio internazionale sulla tecnica delle alte ten- 
sioni - Degli Esposti G. . 


28D 


788 


453 


100 D 


846 


586 
758 


645 
809 


41 


(1973) 


VOLUMI RICEVUTI 
Gas discharge - TEE Conference Publication 90 


SUNTI E SOMMARI 


Scariche preliminari negative fino alla scarica di- 
sruptiva in aria sotto sto variabile - Griin- 
berg P. ° 

Scarica in = auoraro! di aio in deboli Cui Ca 
omogenei - Mosch W. - Hauschild W. 

Modello analogico dell’arco elettrico - SUR M.. 

Misura dell’inerzia termica dell’arco a corrente con- 
tinua - Schellhase M. SEE 

Scarica ad impulso su n iniervalli - nor 
J. K. - Klewe _ R. C. - Tozer B. A. 

Scarica nel vuoto - Hackam R. n 

Prescarica nei dielettrici liquidi - Chadband W. G. - 
Calderwood J. H. i 

La scarica elettrica in iutervalli 
Steel J. G. - Whittington H. W. 

Scariche superficiali nel SFx - Winkelnkemper H. - 
Hasse P. VEE . 

Scarica in gas elettronegativi (SF) ein ide gas- 
sose - Wieland A. a Pr 


ads ja sonic - 


g) piezoelettricità, elettrostrizione, ecc.) 


NUOVI PRODOTTI 
Un movimento d’orologeria a quarzo 


1) fotoelettricità e elettroluminescenza 
(v. anche « Illuminazione » 22 e) 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Circuito fotoelettrico per l’innesco dei diodi control- 
lati nei circuiti invertitori di potenza - Roveda L. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Possibilità di ampliamento dello spettro cromatico 
dei diodi luminescenti 


NUOVI PRODOTTI 

Nuovi dispositivi allo stato solido ad accoppiamen- 
to ottico 3 : 

Tubi  uoipliciori Sa aliissina velocità 3 


SUNTI E SOMMARI 


Fondamenti della produzione e della rilevazione del- 
la luce - Weber H. 


m) superconduttività (v. anche 8e, 10d, 39 a) 


NOTE DI REDAZIONE 
Macchine superconduttrici 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Studio sul dimensionamento di macchine omopolari 
superconduttrici - Pasotti G. - Veca G. M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Composto di niobio e gallio superconduttore sopra 
ZIE 

Un prototipo di a sucicondutiore 

Prototipo di generatore superconduttore . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Advances in criogenic engineering 


VOLUMI RICEVUTI 

Standard reference materials: preparation and use 
of superconductive fixed point devices - N.B.S. 
S.P. 26044 : 

Superconducting Geni ine - Dda H. SI 


SUNTI E SOMMARI 

La superconduttività e le sue applicazioni all’elet- 
trotecnica - Hadlow M. E. G. - Baylis J. A. - Lind- 
ley Bi E. ; 3 3 

Applicazione della 2 zione: Scheetti N 


ERRE MMEROTECGNICA 
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13D 


35D 
35 D 


52 D 


58 D 
58 D 


66 D 
66 D 
83 D 


83 D 


463 


851 


897 


992 
992 


83 D 


674 


733 


172 
274 
556 


280 


560 
074 


19D 
100 D 


XXXVII 


o) elettroacustica e acustica applicata 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Misure di potenza sonora in camera riverberante - 


Bordone-Sacerdote C. - Sacerdote G. 839 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un dosimetro di rumori 555 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Elektroakustik - Reichardt W. 560 
Acoustique Industrielle - Lienard P. - Francois P. 632 
VOLUMI RICEVUTI 
The 4th National Conference on Acoustics . 989 
NUOVI PRODOTTI 
Un registratore a nastro magnetico a tre tracce . 462 

p) ultrasuoni (v. anche « Misure » 30 m) 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un segnalatore di avvicinamento ad ultrasuoni . 358 
q) magnetoidrodinamica 

SUNTI E SOMMARI 
Energia dall’'elettrogasdinamica - Musgrave P. J. 91 D 


15. - Elettronica generale e dispositivi elettro- 


nici (v. anche 3, 5, 7, 14, 35) 


a) questioni generali 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Topics in Solid State and Quantum Electronics - 


Hershberger W. D. 5 = 990 
Low-noise electron design - ManichelDacher c. D. - 
Fitchen F. C. 1073 
VOLUMI RICEVUTI 
Principi di elettronica - Gray P. E. - Searle C. L. . 635 
Le basi dell’elettronica. L’algebra di Boole. La logica 
applicata agli automatismi - Calabrese C. . 1150 
Baulemente der Halbleiter-Elektronik - Miller R. 1150 


b) fasci elettronici (cannoni elettronici, ottica 
elettronica, microscopi elettronici, ecc.) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Particolare impiego del microscopio elettronico a 


scansione 6 716 
Il nuovo microscopio Jogo ilmiion 102 [della 
Siemens, a trasmissione 982 
c) tubi elettronici (v. anche 9 e - 35) 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Attrezzatura a scambio di ioni per la produzione 
dell’acqua di raffreddamento per tubi trasmetti- 
tori di alta potenza 555 


d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori ecc. 
(v. anche 9 f) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il tiristore bidirezionale nelle applicazioni civili e i 
disturbi arrecati alle radioricezioni - Fei E° 
- Nano E. ; 

Possibilità di Bivio del « TRIAC; » ora appa- 
recchi elettrodomestici - Mantero C. . c 

Regolazione di velocità mediante TRIAC oi od 
asincroni monofasi, con condensatore, a indotto 
massiccio - Petrecca G. - Vistoli I. . : 

Un impianto per la generazione di alte tensioni con- 
tinue con regolazione automatica della tensione 
mediante diodi controllati - Spinelli A. - Thio- 
ne L.- Vitali A. . 


837 
841 


841 


845 


XXXVIII 


DALL'INDUSTRIA Ae 

Metodo per la determinazione del grado di deioniz- 
zazione dell’acqua per lavaggi nelle tecnologie dei 
semiconduttori - Gasparini M. - Menchetti A. 
Rinaldi M. . ne: _ Dr 


RELAZIONI DI CONGRESSI 

2: Mostra europea radio televisione Hi- Fi stereo e 9° 
Salone internazionale componenti, strumenti di 
misura elettronici e accessori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Transistore a « Q » costante . 

Possibilità di ampliamento dello Detto Cono 
dei diodi luminescenti te 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Fisica dei dispositivi a semiconduttore - Sze S. M. 

La nuova tecnica dei transistori e dei circuiti inte- 
grati - Caccia G. C. . 

Power semiconductor applications. Vol. I - General 
Considerations. Vol. II - Equipment and Systems 
- Harndem J. D.Jr.- Golden F. B. . LA e 


VOLUMI RICEVUTI 


A user's handbook of integrated circuits - Natek 
EPRSSL: 3 


NUOVI PRODOTTI 

Maggiore protezione e migliori prestazioni da Gre 
sitivi a semiconduttori 

Un apparecchio che consente di montare con rapi. 
dità e precisione minuscoli « chips » 

Termistore a riscaldamento indiretto 

Sei nuove serie di tiristori da 1A . 

Diodo al silicio da 6A . 

Nuova serie di tiristori 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Caratteristiche essenziali e metodi di misura dei di- 
spositivi a semiconduttore (Simposio) . 


Considerazioni sulla protezione dei tiristori da po- 
tenza mediante fusibili extrarapidi - Cappelletto E. 
Circuiti integrati MOS - Jannazzo S. . SRG 


SUNTI E SOMMARI 

L'effetto « valanga » e la sua realizzazione tecnolo- 
gica - Mohr U. a 

Il diodo Gunn - Henne W. . 

Modello di diodi a ei He; enne A 6 

La distribuzione della temperatura in un transistore 
a emettitore multiplo - Beldiman A. - Bodea M. . 

Il diodo a tunnel - Henne W. . Bre 

Il diodo « step-recovery » - Henne W. 


Resistenza e impedenza termiche dei triac - Le Pow 
ner J.- Peter J. M. . 


Controllo dei tiristori a 4 ica - Castel R. Fi - 
Daniels A. R. 


Lo sviluppo di aa ui e con NOS 
elettronici di potenza - Hadamovsky H. F. . 


f) laser e maser 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


I laser della seconda decade: caratteristiche e appli- 


cazioni dei laser di potenza - Arecchi F. T. - Po- 
letti G. 


L’Ottica non- Jineare - Sacchi Cc. A. 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Cristalli coltivati trasformano il colore dei raggi 
laser 

VOLUMI RICEVUTI 

Laser induced damage in optical materials - N.B.S. 
SIRIA > 

SUNTI E SOMMARI 


Un laser a radiazioni ultraviolette per spinterometri 
di misura - Schwab A. - Hollinger EF. . 
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883 


891 


555 


897 


457 
632 


722 


989 


801 


802 
905 
992 
993 
1153 


382 


1011 
1011 


3D 
13 D 
13D 
19D 
28 D 
43D 
43D 
67 D 


100 D 


493 


1127 


631 


560 


100 D 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Collaborazione italo-giapponese per la produzione e 
la vendita in Europa di componenti elettromecca- 
nici e dispositivi elettronici . 

2° Mostra Internazionale dell’ Elettronica Industriale 
« Elettronica 2 » 


LiBRI E PUBBLICAZIONI 

Trasmissione Dati - Angeleri E. È 

Vibration analysis for electronic coulpmicnti Stein- 
berg D. S. a 

Low-noise electronic design - ' Motchenbacher C. D. 
- Fitchen F. C. 


VOLUMI RICEVUTI 

Fondamenti di Elettronica applicata - Vol. I: Fisica 
dei dispositivi e circuiti elettronici - Vol. II: Cir- 
cuiti elettronici - Monti P. 3 

Atti del X Convegno Tecnico Componenti élettronici. 
Memorie 


16. - Elettrotecnica generale 


a) questioni generali 
NOTE DI REDAZIONE 
Sistemi ad onde deformate 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


A cosa servono e come si impiegano le CSS 
dimensionali - Volpi C. i 

Problemi e misure nei sistemi elettrici con ‘onde 
fortemente deformate - Brandolini A. - Campana- 
ri E. - Gola G. - Ubaldini M. . . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Elettrotecnica generale - Ciampolini F. . 
Electromagnetisme - Aubert G. 


Elektrotechnik und elektrische Antriebe - Lehmann 
- Geisweid 


VOLUMI RICEVUTI 


Electromagnetisme - Aubert G. 5 
Quantum electrodynamics - Kéallen G. G LO, 
i and Linear Systems - Gabel R. O - Roberts 


(1973) 


798 
989 


314 


239 


365 


633 
634 
987 
175 
635 


1074 


c) teoria dei circuiti e dei campi (v. anche 5 - 7 c - 35) 


NOTE DI REDAZIONE 
Bipoli e reti equivalenti 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sulla teoria dei bipoli invariabili funzionanti in re- 
gime stazionario. Reti equivalenti - Bottani E. - 
Sartori R. 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


Calcolo grafico delle reattanze di equilibratura di un 
carico monofase - Ludovico L. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Network Theory - An introductory course - Huang 
T. S. - Parker R. R. 


SRI fields, energy ‘andy waves - - Magid 
M 


Elektrische Netzwerke - Eine Einfiihrung i in die Ana: 
lyse - Unbehauen R. : 


VOLUMI RICEVUTI 


Elektrische Netzwerke - Eine SE in die Ana- 
lyse - Unbehauen R. 


a fields, energy è and waves - - Mazid 


SUNTI E SOMMARI 


Andamento del campo su elettrodi di schermatura 


per altissime tensioni - Moeller ]J. - Steinbigler H. 
- Weiss P. x È 


317 


620 


558 


S59 


634 


281 
364 


13D 


(1973) 


Il metodo del rilassamento per la determinazione 


del campo magnetico - Slaiher S.- Zlatanovici R.  13D 
La linea lunga, come limite di una catena infinita di 
quadripoli - Antoniu I. S. - Constantinescu L.. . 19D 
Dalla sorgente allo spostamento e all’induzione - 
Herzog W. 9. 5 19D 
La distribuzione del Dolssziie elettrostatico.i in mez- 
zi stratificati - Moisil (G. Si, 19D 
Il campo elettrico di elettrodi «polycon» - Si H. 19D 
Campo in dielettrici costituiti da due materiali - 
WeissPh 0. 19D 
Je EiiaZioni di stato dei du con o di con- 
densatori - Preda M. - Breazu I. - Nicoara N. 35 D 
Circuiti contenenti elementi non lineari mei - 
Spinea, i. # 3 35 D 
Frenatura ad induzione di Lnsse me aliche: SI 
ber D. x 67 D 
Somma di oche con Casoni di se Sai - 
Sherman W. G. Sh» 67 D 
Il metodo di Cross ia ala uzione delle toi 
elettriche - Granelli G. P. - Silvestri A. i; 75 D 
Il campo elettromagnetico in piastre di - Lim 
K. K. - Hammond P. ae ei, 75D 
Calcolo dei campi deri in impianti con corazza- 
tura metallica - Bocker H. - Reichert K. ; 91 D 
Sonda per la misura del campo elettrico -  Wilhet- 
my L. 100 D 
d) calcolo di resistenze, induttanze, capacità ecc. 
SUNTI E SOMMARI 
Simulazione su elaboratore di cicli di isteresi - Cre- 
paz S. - Ubaldini M. . 75 D 
e) distribuzione della corrente nei conduttori 
(v. anche 8 h) 
SUNTI E SOMMARI 
L'effetto Hall prodotto dal proprio campo magneti- 
co in un conduttore infinitamente lungo - Grin U. 13D 
Calcolo delle correnti parassite nei conduttori non 
magnetici - Stoll! R. L. - Muhlhaus J. 67 D 


f) fenomeni dipendenti dalle alte tensioni (corona, 
ionizzazione ecc., v. anche 8 e, 40) 


Scariche parziali in polietileni estrusi - Muller K. B. 4D 
I criteri di similitudine nello studio del fenomeno 


corona - D'Amore M. 52D 


h) elettrostatica 
NOTE DI REDAZIONE 
Fenomeniditelettrizzazione=. i i. . i... 7222 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Apparecchiatura per caratterizzare la proprietà di 
elettrizzarsi dei dielettrici - Lavagnino B.- Rietto 
EVI At 289 


v) varie 
NOTE DI REDAZIONE 


Wnatraccoltaesto reame en e 0 074 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Raccolta di apparecchi di carattere storico presso 
l’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferra- 
FISICI GER 101 

RELAZIONI DI CONGRESSI 

Simposio internazionale sulla tecnica delle alte ten- 
sio beg@ Esposti... 0 a 4 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La vecchia controversia Tesla-Ferraris e un recente 
ArticololiiSpeclto mal 0 I. ti 492 


FERRER NEREO TRE GNTCA 


XXXIX 


17. - Energia atomica e nucleare (v. anche 14, 
15, 23 m) 


a) questioni generali 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il consuntivo 1972 per il mercato elettronucleare . 984 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Ingegneria nucleare - Mazzoleni F. ......... 457 


VOLUMI RICEVUTI 
Ingegneria nucleare - Mazzoleni F. . ....... 175 


SUNTI E SOMMARI 


L'energia nucleare nel bilancio energetico - Kroms A. 100 D 
b) fissione e fusione nucleare 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

L'apparato sperimentale ATC per il controllo della 
fusione termonucleare e. se e eeA55 

c) materiali fissili e fertili 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Un nuovo giacimento d'uranio . . . 453 

Uranio arricchito è stato prodotto per la primis vol 
Mania + «TEL, RAS 

Il giacimento uranifero dell’ Hoggar Sant, 453 

La COREN ha iniziato la fornitura di elementi: di 
combustibile 1155) 

Impianto di Tokai per convertire UEri in UOSS ta a84 


Giacimenti di fosfati di Israele contengono uranio . 984 


SUNTI E SOMMARI 
Produzione e tecnologia per la preparazione di com- 


bustibile nucleare - Reich! A. 75D 
d) tipi di reattori 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Inizio delle prove sul reattore veloce Phénix . . 450 
Il reattore ad acqua pesante, da 110 MWe (560 MW) 
della centrale nucleare di Bohunice . . . 451 


Il reattore di Niederaichbach, da 100 MWe (400 MW) 451 
La costruzione del reattore veloce prototipo SNR-300, 


da 300 MWe di Kalkar . . . 452 
La costruzione del reattore dell’ impianto prototipo 

GIRENE) 452 
La prima centrale dimostrativa < americana dotata di 

un'reattore veloce EMEBRESO 32 
Il progetto di un reattore termoionico . . . . .. 453 
Il primo reattore veloce ha compiuto il suo decimo 

ANNO di attività Loos cit RE ZO 


e)-materiali per la costruzione di reattori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
T'afiproduzione dello#zitCO NO RI 


h) misure e regolazioni 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La normalizzazione nel campo della strumentazione 
per gli impianti nucleari e per la radioprotezione 
e l’impiego del sistema modulare CAMAC per la 
elaborazione delle informazioni - Rispoli B. . . 15 


i) tipi di centrali nucleari (v. anche 23 m) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Geutraliimuclea rt salle spa nt Ae 35 


m) eliminazione dei residui e prodotti di contaminazione 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Affondate nell'Oceano Atlantico 3800 t di residui ra- 


dloativi ee . 453 
L'immagazzinamento dei residui radioattivi in mi- 
MicresdisSale oto SRI LE IRIS 


XL 

SUNTI E SOMMARI 

Eliminazione dei residui radioattivi - Rometsch R.. 101D 
v) varie 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

GLEEP il primo reattore dell'Europa occidentale . 453 


VOLUMI RICEVUTI 
Photonuclear reaction data, 1973 - N.B.S. S.P. 37/0008 901 


18. - Fisica, chimica, matematica 


a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


.Il calvario del secondo; una grandezza tanto piccola, 
che coinvolge problemi tanto grandi - Volpi C. . 875 


b) fisica 
NOTE DI REDAZIONE 
Ottica nuova . 1124 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
L'Ottica non-lineare - Sacchi C. A. . 1127 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Composto di niobio e gallio IRA sopra 
I ZO O CRA ee e TAT2 
Rumore acustico ed operatore ianeia@ro oo 172 
Cristalli coltivati trasformano il colore dei raggi na 631 
Teoria e calcolo delle valvole per fluidi . . . . . 897 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
La relatività generale - Sciama D. W. . . . . 999 
Acoustique industrielle - Lienard P. - Francois P. SM 032: 
fisiege sp SISiCi i... 797 
Vibration analysis for conio AS - Stein 
CEN ES gn 1900. 
VOLUMI RICEVUTI 
La fisica di Berkeley, 3° volume: « Onde ed oscilla- 
zioni Crawford E.S..Ir 0 3.63, 
Bibliography on atomic line shapes 2A Shifts - 
SENESE PEA 560 
L’analyse thermique. Vol. I: Les' SE ‘de 
phase. Vol. II: L'examen des processus chimiques 
eRollertA®P.t- Bouaziz R. >... 560 
La relatività generale. Fondamenti fisici dell icona 
Sci DAWO I dd aL 860) 
The 4th National Conference on i sconstice ERICH 989 
La Fisica di Berkeley - 4° volume: « Fisica Ouotsi 
ca » - Wichmann E. H. 1074 


SUNTI E SOMMARI 


Concetti di fisica e di tecnica - Duenbostel W.. . . 4D 
Il tubo di calore - Kemp R. 91 D 


c) chimica 
DALL'INDUSTRIA 


Determinazione mediante spettrofotometria infraros- 
sa del contenuto di olio minerale negli Askarels 
sCasalerIo- Nebel'Sì <.<. 442 


Impianto per il trattamento ani delle. rn 
CIBESCONICOME N e ue Cod 03 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Attrezzatura a scambio di ioni per la produzione 
dell’acqua di raffreddamento per tubi trasmetti- 
iodiralta n potenza li: vat aa 855 


L’ELETTROTECNICA 


(1973) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Manuale della <brrosione © GSFCEI A 


VOLUMI RICEVUTI 
Analytical chemistry: key to progress on national 


problems - N.B.S. S.P. 351. . . 364 
Controlul electric al coroziunii retelelor subierane © - 
Moisll-G Cia 1 AE 635 


d) matematica 
NOTE DI REDAZIONE 
Equazioni dimensionali. . . . . . .. + 229; 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
A cosa servono e come si impiegano le equazioni di- 


Inensionalii = VolpilGo BN e 239 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
The divine proportion - Huntley H. A.. . . . . - 174 
Graph theory - Mayeda W. . . . è Tare \:458 


Filosofia della matematica - Manno Pi ‘G. 1073 


VOLUMI RICEVUTI 

Caso e probabilità - Johnson D. A. - Glenn W. Hi 
Norton M. S.. . 57 

Signal and Lic Systems - Gabel R. ni So 


IRSA: 1074 


e) teorie statistiche (v. anche « Misure » 30) 


SUNTI E SOMMARI 
Dati principali circa problemi di ricerca e sviluppo 


- Friedel H. 20 D 
Affidabilità nei sistemi di ‘controllo dei ‘processi - 
Wesolowski T. A. - Noltingk B. E. 20 D 


- Generatori e motori sincroni (v. anche 10, 
nl) 


a) questioni generali 
SUNTI E SOMMARI 
La stabilità statica in regime di recupero - CR 


nu A. 20D 
Funzionamento squilibrato ‘di un n alternatore con av- 
volgimenti smorzatori - Hwang H. H. - Sarma 
GI CAO n e a 
Modello matematico di macchine asincrone - Chi- 
gi P. - Rossi R. 91 D 
La costruzione degli alternatori fra i i dieci ultimi e 
i dieci prossimi anni - Ruelle G. 91 D 
b) calcolo costruttivo e dei parametri 
SUNTI E SOMMARI 
Determinazione sperimentale degli schemi equiva- 
lenti di una macchina sincrona - Canay M. . " 36 D 
Valutazione delle reattanze Xd e Xq di un alterna- 
tore a poli salienti - Fuchs E. F. - Erdélyi E. A. 36 D 
Compensatore sincrono ad eccitazione suddivisa - 
Grande A. . 67 D 
c) avviamento e regolazione (v. anche 2) 
NOTE DI REDAZIONE 
Gruppi -idroeletitici reversibilità A Re 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Scelta del sistema di avviamento come pompa dei 
gruppi reversibili da 95 MVA dell’ impianto di ac- 
cumulazione per pompaggio del Taloro - Carca- 
NOCE 347 

Azionamenti elettronici con i motori sincroni ‘di gros- 
sa potenza ed elevata velocità - Kaeppner A. 
Koellensperger D. . 846 

Convertitore di frequenza statico per l'avviamento, 


la marcia e la frenatura di macchine sincrone - 


Voumard A. 846 
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SUNTI E SOMMARI 

Criterio energetico di stabilità in Eni. transitorio 
- Riccius E. 20 

Azionamento elettrico AE o sincrono a 
numero di giri variabile - Sofan E. 


Studio della regolazione di un sincrono con Dici 
tore analogico - Pantelimon L. 


Avviamento asincrono delle sadchine sincrone - Ca 
nay M. 


v) varie 
NOTE DI REDAZIONE 
Macchine a commutazione elettronica 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Le macchine a commutazione elettronica, stato di 
sviluppo e prospettive - Fellin L. . Malesani L. . 


Azionamenti a corrente continua senza spazzole - 
Waldinger H.- Salvini G. 


SUNTI E SOMMARI 


Lo smorzamento delle oscillazioni del motore sin- 
crono comandato in frequenza - Micu E. - Ghio- 
ne R. 5 a , 

La costruzione dai turbogeneratori in ona - 
Ciubotaru T. - Herbei N. 


Due nuovi tipi di macchine sincrone senza Contatti 
- Mdagureanu R. ae 

Comportamento della azione d' un muviore Da 
induzione ed un generatore sincrono - Snider 
L. A. - Smith I. R. 3 

Reattanza interna di un lo di im- 
pulso - Odin J. - Perrissin G. - Robert J. P. . 

Sviluppo dei grandi turboalternatori in ina ge 
- James L. W. 

Le induttanze della Saro sincrona omopolare 
nel sistema a due assi - Kreuth H. P. 


20. Pi 
1535/41 r) 


a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il calvario del secondo; una grandezza tanto picco- 
la, che coinvolge problemi tanto grandi - Volpi C. 


d) fulmini -e parafulmini (v. anche 14 f) 
SUNTI E SOMMARI 
Contributo allo studio del fulmine - Drechsler E. 
Ricerche su modello circa lo spazio di protezione 
per i parafulmini per edifici - Ruhling F. . ; 
Criteri per la costruzione di PAGE per edifici 
- Fritsch W. È 
Tensioni indotte in ui i in vicinanza Hdi 
impianti contro il fulmine - Miller E. - Steinbi- 
gler H.- Wiesinger J. . MERCI 
Studi sull’elettricità atmosferica - Pun: H. E 
Andamento del campo in prossimità delle ancne 
di fulmine - Berger K. . 


g) fisica dello spazio e astrofisica 


VOLUMI RICEVUTI 


Interferometrie in Radioastronomie und Radartech- 
nik - Wohlleben R. - Mattes H. 


v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Alla soglia dello spazio - Craig R. A. 


SUNTI E SOMMARI 
Sensori meteorologici per montaggio in mare aper- 
to - Caldwell E. L. . . E Ca 
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21. - Idraulica (v. anche 234 - 231) 


a) questioni generali 
SUNTI E SOMMARI 
Modelli matematici applicati a falde acquifere - Giu- 
ra R. - De Wrachien D. - Ponzini G. S. . 
Moto di un fluido attraverso un diaframma in regi- 
me laminare - Sala R. - Tozzi A. - Valz-Gris F. 
La determinazione delle costanti elastiche di ammas- 
si rocciosi - Goffi L. 

Trasporto solido in alvei ici - piva M. 

Una soluzione approssimata del problema inverso in 
idraulica - Scarascia S. - Ponzini G. S. . 5 

Moto di un liquido attraverso un sistema filtrante 
« multistrato » - Giura R. - De Wrachien D. 

Costi di moderni impianti idroelettrici con salti ele- 
vati - Kandolf H. 

Dati idrologici dei bacini IOpenniati - | Pulselli U. 

Problemi non lineari in meccanica dei terreni - Hiort 
di P. - Manfredini G. - Martinetti S. - Ribacchi R. 
- Riccioni R. 


b) serbatoi e canali (v. anche 23 d) 
SUNTI E SOMMARI 
Modello semideterministico ridotto per lo studio 
delle piene - Lombardo G. Ai 
Il problema ecologico ed i Se - Toltner H. 
Interrimento di laghi artificiali - Gallico A. - Line 
K. C. - Ramaccioni A. Bh 
1 dispositivi di calma superficiale Da: e misure ai 
portata - Milanese F. REA 3 
Moto vario a valle di una paratoia - Modiano: Cc. - 
Greco V. 


c) dighe 

SUNTI E SOMMARI 

Variazioni termiche stagionali entro il corpo delle 
dighe - Berio A. - Parru G. - Seatzu S. . Sa 

La diga in terra Eberlaste - Rienòssl K. - Schlos- 
ser J. 

La diga di Sihlescie in Ausioo - Mida R. 
Schlosser J.- Stiuble H. ; 

Controllo delle dighe mediante ProcsdLaRii Scarici 
tici - Comitato Italiano Grandi Dighe 


d) condotte, valvole, paratoie, ecc. 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Control valve flow theory and sizing - De Filippis L. 


SUNTI E -SOMMARI 

Il transitorio negli impianti elevatori muniti di cas- 
se d’aria - Paoletti A. aaa: 

Dissipazioni energetiche nei resi gumenti di bio - 
Schiara M. - Ferrero U. Lat 

Condotte e prese secondarie negli pani \callo 
Zemm - Gschaider F.- Ewy G. - Heigerth G. 

Analisi del colpo di ariete col metodo delle caratte- 
ristiche - Evangelisti G. - Boari M. - Guerrini P. 
- Rossi R. o 

Risposta dinamica di una SSR con i co 
stica - Fanelli M. 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Modelli sviluppati per simulare il comportamento 


della laguna di Venezia, l'entità dell’acqua alta, 
l'abbassamento del suolo 


SUNTI E SOMMARI 


Pressioni sulla superficie di un cubo immerso in una 
corrente - Adami A. 
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22. - Illuminazione e fotometria 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Le tecniche ambientali con particolare ES alla 


illuminazione - Loef G. 5 È 
Gli usi del colore in rapporto alla sua visione - 


Thornton W. A. 


b) impianti di illuminazione 


NOTE DI REDAZIONE 
L'Autostrada Savona-Ventimiglia 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Aspetti singolari di problemi elettrici relativi alle 
installazioni dell'Autostrada Savona-Ventimiglia - 
Bruni M. LAS 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Impianti di pubblica illuminazione in località sismi- 
che - Filiberti G. - Russo G. - Vaccaro C. 


SUNTI E SOMMARI 

I tabelloni dei giochi olimpici controllati da una cal- 
colatrice - Dean C. . 

Ottimazione della ripartizione della luce di lampade 
stradali - Eckert M. - Schubert H. 


c) macchinario 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Armoniche di corrente provocate da parzializzazione 


mediante dimmers in applicazioni domestiche - 
Crepaz S. - Ubaldini M. 


SUNTI E SOMMARI 
Accensione di lampade a scarica ad alta pressione 
- Amlong U. I. - Heymel G. 


d) lampade e accessori 
DALL'INDUSTRIA 


Lampade per semafori a tensione normale e a bassa 
tensione . 


NUOVI PRODOTTI 


Nuovi tipi di lampade dell’Osram 

Nuove lampade Osram a stato solido per segnalazio. 
ni e indicazioni : 

Lampada a incandescenza c con i alogeni 


SUNTI E SOMMARI 

Comportamento degli attenuatori delle lampade - 
Kappenhagen G. A. 

Tensione di innesco dei tubi fluorescenti ‘alimentati 
a tensioni e frequenze alte - Puscasu S. 

Sul comportamento all’avviamento delle lampade a a 
mercurio ad alta pressione - Kowollik G. - Mòh- 
ring D. - Moritz J. 

La riaccensione immediata delle lampade in 1 vapori 
metallici - Amlong U. J. - Trabandt D. , 

Separazione dell’azoto nelle lampade lineari al tune: 
steno-alogeno - Coaton J. R.. . . 

Lampada per la crescita dei vegetali - Corth R 

LIBRI E PUBBLICAZIONI 

SEI lighting - Henderson S. T. - Marsden 


e) sorgenti particolari di luce 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Possibilità di ampliamento dello spettro cromatico 
dei diodi luminescenti 
SUNTI E SOMMARI 


Lampade a scarica nel gas per strumenti scientifici 
- 1* parte - Moritz J. . 

Lampade a scarica speciali per apparecchi scienti- 
fici - 2° parte - Moritz J. È 
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f) fotometria 


VOLUMI RICEVUTI 


Accuracy in spectrophotometry and luminescence 
measurements - N.B.S. - Special Publication 378 


SUNTI E SOMMARI 
Misure su pavimentazioni stradali - Eckert M. 
Fotometria delle luci brevi - Lacoste F. 


v) varie 
SUNTI E SOMMARI 
Fari lampeggianti nella segnalazione marittima - 
Blaise P. . 
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23. - Impianti di produzione e trasformazione 


(v. anche 21, 32) 


a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 

L'affidabilità . . . - RR 
L'energia elettrica e l'ambiente e 
Alimentazioni di emergenza 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Nozioni introduttive allo studio dell’affidabilità degli 
impianti elettrici - Zanchi C. . 

Come l’industria dell’energia elettrica contribuisce 
a risolvere i problemi dell'ambiente 5 

Sull'impiego dei gruppi di continuità statici - Po- 
lese N. Maro 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Giornata di studio sulla previsione e l’impiego delle 
fonti d’energia 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Norme per gli impianti elettrici nei luoghi con peri- 
colo=di esplosione Oi HnNcCen dio ee e 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Atti della Giornata di studio sulla Previsione e l’im- 
piego delle fonti di energia 


SUNTI E SOMMARI 

La costruzione di centrali elettriche negli USA - 
Kroms A. È 

Indici di affidamento per la progettazione degli i im- 
pianti - Albert H. - Cîmpeanu H. 

Il Danubio come portatore di energia - Kobilka “i 

Distribuzione normale e con mezzi di emergenza - 
Amstein R. 
Simulazione su calcolatore d'un impianto idroelet- 
trico - Birolini A. - Clément L. 
Centrali sull’Enns - Baumgartner K. a 
La rete della Osterreichische Elektrizititswirischaft 
AG - Erbacher W. 

Impianti di acqua potabile realizzati” in | relazione 
alle centrali sull'’Enns - Pepelnik F. é e 

Energia elettrica per mezzo dell’ energia nucleare - 
Griimm H. 

Energia elettrica i in ‘Gran Bretagna - Norel H. 

Centrali idroelettriche in relazione ai problemi di 
ecologia - Nyvelt F. 

Gli elementi regionali nell’ industria elettrica i in i Ger 
mania - Riemerschmid A. 


Un modello dinamico del sistema elettrico italiano - 
Marconato R. - Marzio L. 


b) economia generale dell’energia 
SUNTI E SOMMARI 
Energia di punta degli impianti della Tauernkraft- 
werke SA - Nyvelt F. 


Esercizio delle centrali sullo ZE Gotz L 
Il futuro del vapore - Codling N. x 


La combustione diretta porta all’ utilizzazione più 
economica del carbone - Harboe H. 
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c) considerazioni tecnico-economiche nella progetta- 


zione di impianti 
SUNTI E SOMMARI 


Decisioni relative alla costruzione di centrali idroe- 
lettriche - Kandolf H. » 

Rete di interconnessione austriaca - Zach ‘Hi 

Previsione di afflusso di acque quale mezzo per l’ot- 
timazione dell’esercizio idroelettrico - Draxler A. 


d) opere idrauliche 
NOTE DI REDAZIONE 
Centrali elettriche e laboratori di ricerca . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


I laboratori di Niguarda del Centro Ricerca Idrau- 
lica e Strutturale dell’ENEL - Marazio A. 


e) edifici 
SUNTI E SOMMARI 


L'impianto della centrale di Mayrhofen - a 
mer K.- Heinrich J. - Bock Ch. . 

Le opere edili della centrale Rosshag - Moser K. - 
Rudolf H. e: I A SENI IO AIN 


f) macchinario (v. anche 19, 32) 


SUNTI E SOMMARI 


Messa in esercizio delle turbine Francis e delle pom- 
pe per il serbatoio di accumulazione nella centra- 
le Rosshag - Burgstaller H. - Mayr W. . 


g£) apparecchiature di centrali e quadri 


NOTE DI REDAZIONE 
Apparecchiature per altissime tensioni . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Sottostazioni per alte e altissime tensioni nel pros- 
simo futuro: apparecchiatura compatta in SF, o 
apparecchiatura tradizionale? - Leva E. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Successo dei quadri a media tensione « SICLAD » e 
degli interruttori « MAG-II » dell’ASGEN in Sud 
Africa . $ o: , 


SUNTI E SOMMARI 

La modifica della struttura dello schema a blocco di 
un sistema elettrico in seguito al cambiamento 
del tipo di regolatore dell’eccitazione - Lazàr H. 

Impianti blindati con elementi autonomi - Karren- 
bauer H.- Kriechbaum K. . 5 

Problemi dipendenti dall’umidità dei gas isolanti - 
Konig D. 


h) centrali termiche (v. anche 19 e 32 d) 


NOTE DI REDAZIONE 
Questioni ecologiche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Le centrali termoelettriche e l’ambiente - Gaspari- 
ni R. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Gassificazione di carboni ad alto tenore di zolfo . 

Apparecchiatura Philips che analizza in continuità 
l'atmosfera . . 

Teoria e calcolo delle ‘valvole per fluidi 


SUNTI E SOMMARI 

Le centrali termiche nell'epoca della Dip zione del- 
l’ambiente - Marzendorfer H. 5 

L'ampliamento della centrale di i Korneuburg - Art- 
hold W. - Erbacher W. ; 

La prevenzione del « fouling » marino ) alla superficie 
delle condotte - Mollica A. - Treves A. 


Le centrali termiche della Osterreichisch Drssikratt: 
werke SA - Werner E. - Kugler G. 
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XLIII 
I costi delle centrali a vapore americane - Kroms A. 77D 
Le torri di raffreddamento - Fritzsche P. . 92 D 
Ricerche per la centrale di Porto Tolle - Marazio A. 93 D 
i) descrizione di centrali termiche 

NOTE DI REDAZIONE 
Centrali termoelettriche 674 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi termici nell’anno 1972 - Medici M. . 603 
Le centrali termoelettriche nel programma di svilup- 

po dell’ENEL - Una realizzazione in Calabria: la 

centrale di Rossano Calabro - Favero F. . 687 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Due impianti di incenerimento dotati di apparecchia- 

ture elettroniche . . 791 
Un gruppo Diesel- alternatore da 29,5 MW 896 
Tre unità mobili turbina a gas-alternatore . 982 
Due centrali elettriche mobili 1146 
SUNTI E SOMMARI 
Le opere di ingegneria civile della centrale di Brin- 

disi - Tedeschi C. sat 29D 
La centrale Moorburg di Amburgo - ‘Kramer H. 77D 
Grandi condotte sottomarine per la centrale termo- 

elettrica di Botaan - Cereser S. - Ramaccioni A. 93 D 


1) impianti idroelettrici (v. anche 21, 23 b) 


NOTE DI REDAZIONE 


L’impianto idroelettrico Pollino Nord 
Gruppi idroelettrici reversibili . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L'impianto idroelettrico Pollino Nord - Barone E. 

Scelta del sistema di avviamento come pompa dei 
gruppi reversibili da 95 MVA dell’impianto di 
accumulazione per pompaggio del Taloro - Carca- 
no C. 1 

Motori primi idraulici nell’ anno ‘1972 - Medici M. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Usines d’accumulation d’énergie par pompage hy- 
draulique ou pneumatique E ò 
La costruzione della centrale di Churchill Falls ; 


SUNTI E SOMMARI 


Moto vario nell’impianto di Guadalami - Pistilli G. - 
Malquori E. 2 ; 

Nuova centrale in Austria < con pompaggio - Konigs 
hofer E. 

Sfruttamento idroelettrico del Danubio - ‘Fenz RS 

Funzioni di trasferimento di un sistema adduttore 
idraulico - Saccomanno F. 

L’impianto Fayers nella Scozia . é 

Nuovo concetto per impianti a pompaggio - ‘Patrick 
SG 

LTENLE 
strom S. 4 

Esercizio con le ‘centrali sull’ Inn e "sul Danubio - 
Bauer L. - Mundt G. - Zelenka J. s 

Le forze idrauliche della parte occidentale ‘del Ca- 
nada - Kroms A. 2 EE 

Automatismo nelle Ra salutone e SERA, uma- 
ni dell'esercizio - Comet B. : 

L’impianto di generazione e SiAo 0 d’ Arno! 
San Fiorano - Mantovani E. Pe 

Centrali elettriche dello Zemm in Austria - Nyvelt F. 

Sviluppo degli impianti idroelettrici di pompaggio 
- Cuénod M. - 7 5 

Esercizio di centrali (arGele tiche mModulabili - Ma- 
riani E. Sai 

Contributo delle centrali di ato ai miglior 
mento di reti interconnesse - Cuénod M. . 

Esercizio della centrale idroelettrica di Seyssel me- 
diante calcolatore - Pestre R. - Ferdinand M. - 
Maine C. CANA 

L’automatismo nelle dali ida EdF. - Roo: 
bault J. . 
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XLIV 
i ; boalternatore da 1300 MW per una centrale nu- 
Gli impianti delle centrali della Maggia 101 D a RO Ra ae 
Il cinquantenario della KAVAG/KELAG . 101 D La produzione dello zirconio a RI 2 
Centrali nucleari galleggianti . 
m) centrali nucleari (v. anche 17) Due reattori ad acqua bollente BWR/6 da 1200 ‘MWe He, 
per la centrale di Allen’s Creek . . 
NogE DI' REDAZIONE Corso superiore del Weser - Centrale nucleare ‘da 
Normalizzazione in campo nucleare . . . . . + + 0 1300-MWe ig bed . 984 
Inquinamento e centrali nucleari . . . . - + - Il consuntivo 1972 per il mercato elettronucleare . 984 
In Bulgaria - Centrale nucleare di Kosloduy . . . 984 
I POLIS COMUNICAZIONI La Finlandia ha in biocnniga la costruzione di cen- 
La normalizzazione nel campo della strumentazione Ma E e 984 
per gli impianti nucleari e per la radioprotezione L'immagazzinamento dei Teil radioattivi in Die 
e l'impiego del sistema modulare CAMAC per la cioe ie Ti CECI NS O I 
LE Horszione delle informazioni - Rispoli B. . . 15 LISI Îialiana! MR 
La centrale elettronucleare: un impianto « pulito » 
MENO nn 229 LIBRI E PUBBLICAZIONI ss 
i - MazzolentO Fre Se 
NOTIZIE E INFORMAZIONI Ingegneria nucleare se 
XII Giornate dell'energia nucleare . . . . ... 356 VOLUMI RICEVUTI 
Centrale nucleare KANUPP . . . . SO 1450 Ingegneria nucleare «Mazzoleni e. VE ra 
Costruzione di tre centrali nucleari in ‘Svizzera sno 1490 
Inizio delle prove sul reattore veloce Phénix . . . 450 SEZIONI E COMMISSIONI 
La centrale nucleare di Miihleberg . . . 450. ra centrale nucleare: un impianto pulito - Falet- 
La costruzione della prima centrale nucleare | su ti N. e IV) 
piattaforme galleggianti . . . 450 
L’ENEL ha richiesto offerte per la Costruzione ‘della SUNTI E SOMMARI 
quinta centrale nucleare italiana . . . . . .. 450 Il reattore ad acqua bollente di Vinge - Korn- 
Prima centrale nucleare in Norvegia. . . .... 450 Biohlor Sei 4D 
vapore a sodio. . td0 Centrale nucleare di Tulerfeld in Austria - Nent- 
Una centrale nucleare sottomarina . . A 1450) wich A. - Staudinger F.. . 68 D 
Due reattori ad acqua bollente da 1100 MWe DI Centrali nucleari galleggianti - Collier A. RIG ‘Nichols 
È entrato in funzione, in India il primo dei due PAaGss ta 78D 
reattori CANDU, da sn MWe ORE a si Reattori nucleari per l'Europa -  Casarelli G. . 93D 
Il quarto programma nucleare tedesco . . trai leare di Gésgen-Daniken . 101 D 
Il reattore ad acqua pesante, da 110 MWe (560 MWt) Lascrn ara 3 
della centrale nucleare di Bohunice . . 451 } È x jali hell 
Il reattore di Niederaichbach, da 100 MWe (400 MWt) 451 n) impianti speciali (v. anche 14e, q) 
Il sesto impianto nucleare della Commonwealth Edi- NOTIZIE E INFORMAZIONI 
son Company . 451 3 ; ili 1146 
Impianti elettrici per c circa ‘55 ‘000 MWe tra il 1980. ed Pie cea a 
uni 9o0 re . Tg 491 SUNTI E SOMMARI 
Lagoona Beach . NOR L'impianto di dissalazione di AI Khobar - Maraini E. 
La terza centrale nucleare ‘finlandese Fa Sono 451 è ; ; 2 
Galateri M. - Barluzzi F. . MI; 45 D 
Nella centrale di Novovoronezh, il secondo reattore 
ad acqua in pressione, da 440 MWe . . 451 ileerioià bi 
Ordinati undici reattori BWR/6 alla General Electric 451 o) sottostazioni e cabine 
Situazione nucleare in Giappone . ....... 451 ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Tre impianti nucleari negli USA . . 451 Sottostazioni per alte e altissime tensioni nel pros- 
Una centrale nucleare con due unità da ‘1150 MWe 451 Simo aa : apparecchiatura compatta in SE, o 
Il reattore veloce « Enrico Fermi » sarà fermato de- apparecchiatura tradizionale? - Leva E... .. 761 
finitivamente . . . SETTA 
Incidenti di servizio a centrali nucleari nat anto 452 SEZIONI E COMMISSIONI 
da aa no di alcuni clementi di 452 Sottostazioni per alte ed altissime tensioni: appa- 
La centrale di Gentilly 2 con un ‘ reattore CANDU Rag Spr o blindata in SA 4 
moderato e raffreddato ad acqua pesante in pres- Io 
sione, da 600 MW . . . 452 
La costruzione del reattore dell’ impianto prototipo SEN È SOMaRi 5 * x 
Cirene. | | 452 Protezione in cabine corazzate munite di entrate di 
La costruzione del reattore veloce prototipo SNR: cavi - Stephanides H. V. . 15D 
300, da 300 MWe di Kalkar . . . 452 
La prima centrale dimostrativa americana dotata di p) servizi ausiliari 
un reattore veloce LMFBR . . . . 452 
La stampa svizzera è stata invitata a visitare la. ca- SURE Lo SOMMARI x : TET64E: 
verna nella quale era installata la centrale nu- L'alimentazione dei servizi ausiliari nelle centrali 
clere sperimentale di Lucens . . 452 nucleari - Anghelescu D. - Horodinski M. - Mo- 
Affondate nell'Oceano Atlantico 3800 t di Shot ra- canu A. Se ro DIOR 21D 
TORRINI e A n N e I T453 
Eurofuel . . . . 453 q) centrali e stazioni automatiche 
La Breda o eclinica pariccioza DA omini SUNTI E SOMMARI 
ra di componenti . . . 453 L'automazione nella centrale di Le ChAtelot - 
La Coren ha iniziato la fornitura di elementi di com- Schranz P. 15D 
Dustibile . . .. 453 Tendenze nell’automazione di Jer M. 
i cent ali Net 
L'impianto di ento degli ci gassosi SLI sor umayer UL A 
centraletdi Caorso... 453 s, PI a ; ; 
Ei» prima nave CI PORLtE A Sona r) comandi e misure a distanza (v. anche 30, 38 i, 401) 
nucleare . . . 454 SUNTI E SOMMARI 
Fornitura di due simulatori elettronici dell'ASEA al Telecomando del sistema Indactic - Gerner G. - 
l'industria nucleare . . . 556 Tisi F. ; 45D 
Il primo reattore veloce ha compiuto il suo decimo Comando a distanza delle: cenoali sac TORE n 
AI NOLCIMALEN COR e I ZI Austria - Aichhorn J. BOc 
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Comando della centrale con impianti di pompaggio 
sullo Zemm in Austria - Nemetz W. e, 
Comando digitale di una sottostazione ‘per impianti 
di trasmissione - Ratti U. - Walker Lewis N. 
Regolazione delle caratteristiche di rete nelle cen: 

trali sullo Zemm in Austria - Wester Thaler W. 


S) messe a terra (v. anche 40) 
NOTE DI REDAZIONE 
Dispersori di terra 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Una nuova tecnica di simulazione per lo studio del 
comportamento dei dispersori di terra in terreno 
non omogeneo - Buccheri P. L. - Campoccia A. - 
Cataliotti V. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Impianti di messa a terra - De Bernardo G. - Car- 
rescia V. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Sugli impianti di messa a terra - Zannini F. . 


SUNTI E SOMMARI 


Il collegamento al neutro - Jansen-G. . . 

Effetto di differenti strati di terreno sul campo. elet- 
trico in prossimità di elettrodi di terra nelle linee 
a corrente continua - Giao T. N. - Sarma M. P. . 

Rischio connesso col problema « collegamento o se- 
parazione degli impianti di terra » - Lau H. . 

Guida per prese di terra - Laurent P. G. . te 

Caratteristiche dei dispersori in terreni non omoge- 
nei - Buccheri P. L. - Campoccia A. - Cataliotti V. 

Correnti di manovra a terra - Jacottet P. . 7 


v) varie 
DALL'INDUSTRIA 


Preparazione su terminale dei documenti di produ- 
zione per i cablaggi - Simonetti P. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

L'attività costruttiva dell’ENEL nel 1971 
Rapporto annuale 1971-1972 dell’UCPTE 
Utilizzazione degli scisti petroliferi 
VOLUMI RICEVUTI 


Diagnostic testing of high voltage power apparatus 
in service - [EE - Conference Publication n. 94 . 


NUOVI PRODOTTI 
Serranda per conduttori d’aria, di fumi e di gas . 


SUNTI E SOMMARI 
Vibrazioni meccaniche di sbarre tubolari - M6cks L. 


z) inquinamento 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La centrale elettronucleare: un impianto « pulito » - 
Faletti N. 


VOLUMI RICEVUTI 
L’ENEL e l’ambiente - ENEL 


24. - Industria e nuovi prodotti 


NOTE DI REDAZIONE 
Il nuovo Presidente dell’ENEL . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
L'economia giapponese e i problemi del suo sviluppo 
- Tamotsu Matsuura . BAIvE 


DALL'INDUSTRIA 

Localizzazione dei guasti con l’impiego dell’ dea 
tore di sovraccarico di linea - Pitches B. E. 
Mc Gowan P. J. 
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Relè di potenza a corrente alternata allo stato so- 
lido, fotoisolati : 

Lampade per semafori a tensione normale ea bassa 
tensione . 

Impianto per il trattamento automatico delle acque 
di scarico 

Metodo per la determinazione del ‘grado di ‘deioniz- 
zazione dell’acqua per lavaggi nelle tecnologie dei 
semiconduttori - Gasparini M. - Menchetti A. 
Rinaldi M. 

Dispositivo per un controllo continuo delle caratte. 
ristiche elettrostatiche di pellicole sottili - Riet- 
to A. M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L'attività costruttiva dell’ENEL nel 1971 5 

25 controlli numerici ELSAG per il pose 
della produzione ASGEN . START, 

Annunciata dall'’IBM la produzione in Italia di un 
elaboratore a memoria virtuale i 

Prototipo di generatore di vapore a sodio 3 

La Breda Termomeccanica parteciperà alla fornitura 
di componenti 3 

La COREN ha iniziato la fornitura di elementi di 
combustibile ; 

L'impianto di trattamento degli efflussi ‘gassosi ‘della 
centrale di Caorso . 

Le consociate europee della GTE International cam- 
biano nome 

Successo dei quadri a ‘media ‘tensione « < SICLAD » » e 
degli interruttori « MAG-II » dell’ASGEN in Sud 
AFTIcAMONE - 

I laboratori della ASGEN : a Genova Campi à 

Il nuovo stabilimento della Reyrolle-Parsons . 

Accordo di collaborazione nel settore ni elabora- 
tori elettronici 

Presentazione del Gruppo 3 E (oi Educiioi 
nal Enterprises) e della Filiale italiana De Loren- 
ZOMS: DIA e 

ASGEN - Attività nel campo della. trazione elettrica 

Forni elettrici per una fonderia in Polonia 

Elettronucleare Italiana 

Conferenza stampa internazionale al Centro di ri- 
cerca della Brown Boveri . 

Accordo di collaborazione nel settore degli elabora- 
tori elettronici a 

Collaborazione italo-giapponese per la produzione e e 
la vendita in Europa di componenti elettromecca- 
nici e dispositivi elettronici 

Corsi serali gratuiti di specializzazione È 

Recenti sviluppi e prospettive dell’industria dell’i in- 
formatica in Italia e nel mondo . 

La Olivetti immette sul mercato due nuove macchine 
da calcolo elettroniche 

Collaborazione nippo-italiana 

Costituzione di una nuova Società nel settore del- 
l'automazione industriale . 


NUOVI PRODOTTI 


Nuovi giunti bimetallici ALCOA per collegamenti 
elettrici 

Nuovi tipi di strumenti per il controllo del pH, Re. 
dox e della conducibilità elettrolitica . 

Trasformatore con nucleo « a tenaglia » . 

Un nuovo tipo di resistori . 

Amplificatore audio integrato 

Microtrasformatori di impulsi 

Sistema di comunicazione per la trasmissione ‘di 25 
segnali su un singolo circuito telefonico . 

Sistema di memoria a lettura-scrittura di tipo bipo- 
lare ARI - Termocoppia « Aeropak » per controllo 
di temperatura all’interno di forni e caldaie 

« Tefzel », isolante per conduttori elettrici . 

Registro COS/MOS a 64 stadi . . 

Segnalatore di fughe di gas « GASPAR » » con ‘allarme 
di temperatura 

Trasmettitore elettronico di pressione Bell & Howell 
mod, 4-371 È 

Due modelli di misuratori di ‘frequenza 

Trasduttori di pressione e temperatura . 

Un nuovo sistema di fissaggio con chiusura e riaper- 
tura a scatto 
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Un registratore a nastro magnetico a tre tracce . 462 
Un trasformatore di corrente a nucleo apribile. . 462 
Due nuovi strumenti portatili volt-amperometri- 


ohmetri 463 
Rilsancnne IA 46S 
Un apparecchio defibrillatore portatile e. ro 463 
Un movimento d' orologeria a quarzo E 463 
Un regolo per la conversione delle MISUTE SRO 0 
Apparecchio per l’identificazione dei terminali . . 639 
Dispositivi ritardatori per relè e per contattori. . 639 
IMPAC: piccolo indicatore numerico a cifre lumi- TA 


nose . . NICO 
Piccoli raddrizzatori miniaturizzati A SA 039 


Suoneria « Personal 2000 » 639 
Barometro elettronico . MRO N IZ) 
Convertitori « Silco » dell’ ASGEN ERO AEREE 725 
Nuovi tipi di lampade della OSRAM . . . 725 
Nuove lampade OSRAM a stato solido per segnala: 
zioni e indicazioni . È . + 726 
Nuove resine onice Teflon PFA . MT RA720 
Trasduttore di pressione fisiologica . . . . . . + 726 
| Trasduttore di pressione mod. 4308. . . . . . 726 
Trasduttore piezoelettrico mod. 4155 . . . . . . 726 
« Choppers » a stato solido, serie MTL 200 . . . . 727 
« Conecut » punta tronco-conica . . IZ 
Elaboratori elettronici - Nuovo incdello 4004/ 127. 21, 
Litopellicola ortocromatica . . . 801 
Maggiore protezione e migliori prestazioni 5 e 
sitivi a semiconduttori . . . 801 
Nuova serie di raddrizzatori alta side al Silicio 801 
Un complesso per verifiche di attrezzature audio . 801 
Motorini a rapido avviamento e con ridotto momen- 
togdanerzia. cc.» . ù 802 
Un apparecchio che Cocare di oniane con oi 
dità e precisione i minuscoli « chips» . . . . . 802 
Un telefono a moneta di tipo portatile . . . . . 802 
Cameresperaproverclimatiche Meme. e e. 0905 
Due resine termoplastiche . . . . CORO Rd, Li) 
Termistore a riscaldamento indiretto are n 4905 
Motorini elettrici con riduttori ad ingranaggi . . . 992 
Nuovi dispositivi allo stato solido ad accoppiamento 
PLC o Da 992 
Nuovi resistori di Ao Stabilità CNS, co o e 992 
Selmnuoverserie di tiristori da 1A... ..{. 992 
Tubi fotomoltiplicatori ad altissima velocità . . . 992 
Cammesregolabili da 0° a 360%... 993 
Diodotalisilicio da 6A... . . 993 
Dow Corning 99, nuovo grasso per Sona Piestazioni +. 993 
Du Pont - Resina denominata « Tefzel 280»... . 993 
Prodotto collante inerte . . . FO 993 
Lampada a incandescenza con 0 set ne 0 see 1077 
Nuovo strumento indicatore numerico . . RO 
Serranda per conduttori d’aria, di fumi e di ne SEIOZ7: 
Un temporizzatore pneumatico di alta precisione. . 1077 
Analizzatore di spettro mod. 7L13 per frequenze fino 
Ma GFizae e, AR 1078. 
Piccolo oscilloscopio a memoria . ...... . 1078 
Undici nuovi moduli TEKTRONIX . ...... 1078 
Un interruttore a galleggiante . . . 1078 
Apparecchio per l'osservazione di fenomeni transitori 1153 
Cellidor CP - Qualità antistatiche . . . 1153 
Combinazione dell’oscilloscopia e del calcolatore 
programmabile OMBESA I ARI SRO culto pa SRI RI T153 
Nuova serie di tiristori . . . O 14153 
Nuova serie di oscilloscopi da laboratorio ARR RCRS3 


25. - Insegnamento, istituti, scuole, laboratori 
(v. anche 30) 


NOTE DI REDAZIONE 
Centrali elettriche e laboratori di ricerca . . . . 758 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Un'esperienza di collaborazione internazionale per 
ricerche sulla scarica in aria - Zingales G.. . . 645 


L'ELETTROTECNICA 


I laboratori di Niguarda del Centro Ricerca Idrau- 
lica e Strutturale dell’ENEL - Marazio A. . N: 


DALL'INDUSTRIA 

La collaborazione tra l’Istituto Svizzero di Ricerca 
nucleare e la Brown Boveri & Co., S.p.A., Baden 
- Violi E. n: PR e >, 


RELAZIONI DI CONGRESSI 
L'innovazione e la ricerca per il futuro dell’industria 
italiana s CRE 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Due variatori di tensione di grande potenza . 

Dal Notiziario n. 21 del CESI ì 

La STET realizzerà a L'Aquila un Istituto superiore 
di ricerca e studi sulle telecomunicazioni 

La Scuola Internazionale di Fisica « Enrico Fermi » 

I laboratori della ASGEN a Genova-Campi . 

TA non tradizionali per linee ad alta tensione . 

Nuova sala prova per alte tensioni E ; 

Corso « Data banks and information retrieval DI 

Scuola sui problemi dell’interazione con gli elabora- 
tori elettronici attraverso terminali grafici . 

Primo Corso di Ingegneria dei Sistemi . 

Presentazione del Gruppo 3 E (European Eglialio 
nal Enterprises) e della Filiale italiana de Loren- 
zo S.p.A. E 

La visita della Cometoone i i eo ne 
zionali degli Elettrotecnici dell'Europa occiden- 
tale al C.E.R.N. "MMI 

Laboratorio Nagoiale PARI, 

Il Ciclo di Seminari sulle applicazioni degli da 
tori elettronici (Catania, 4-16 aprile 1973) . 

Corsi serali gratuiti di specializzazione . 

Dal Notiziario CESI n. 23 


VOLUMI RICEVUTI 


Research and testing facilities of the engineering 
mechanics-section, National Bureau of Standards, 
Washington D.C. - N.B.S. S.P. 370 . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici . 


SUNTI E SOMMARI 


La matematica nell'educazione degli ingegneri - 
Bruckheimer-Gowar N. - 

Il Laboratorio CESI per materiali antideflagranti - - 
Zanetti O. Se 

Centro di prova a inioni elette (UHV) - - 
Whitehead D. L. - Fahrnkopf C. D. - Brado J. J. 

Il laboratorio per altissime tensioni a Les Renardiè- 
res - Leroy G. - Froidefond J. - Gallet G. - Gru- 
ber G. - Simon mme Vdovenko B. : 

I laboratori di potenza a Les Renardières - Thou- 
venin J. L. . 

La funzione dei laboratori. nazionali di prova. - Ol: 
mer Ph. Ge TI 


26. - Libri e pubblicazioni 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Comptes Rendus della sessione 1972 della CIGRE . 
Nuovo bollettino tecnico « San Giorgio Macs » . 
Le Accademie e gli altri Istituti Culturali di fronte 

alle nuove realtà sociali ed istituzionali . . . 
Nuova pubblicazione periodica della Montedison . 
Rissunti dei contributi originali pubblicati nella Ri- 

vista « Alta a » nel numero di: 

novembre 1972 . . . 

dicembre . 

gennaio 1973 

febbraio . 

marzo . 

aprile . 

maggio 

giugno 


(1973) 


TI1 


788 


976 

55 
271 
361 
557 
627 
629 
630 
718 
718 
795 
897 


981 
1069 
1069 


1071 
1147 


901 


1012 


29D 


37D 


54p 


55 D 
55 D 
93 D 


(1973) 


luglio . 

agosto 

settembre 

ottobre 5 
Riassunti di Spectrum: 

novembre e dicembre 1972 

gennaio 1973 

febbraio . 

Marzo . 

aprile ) e _ 

maggio, giugno, luglio, agosto . 

settembre, ottobre, novembre 
Nuove pubblicazioni IEC 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Lamps and lighting — Henderson S. T. - Marsden 
AGM 

Introduction to dino MESIA gi 
methods - Libby H. L. 

I limiti dello sviluppo - Meadows ‘pi H. Midtos 
D. L. - Randers J.- Behrens W. W. III 

Le thyristor: définitions, protections, commandes - 
Maggetto G. 

The divine biscione Hunter H. A. p 

Metering, Apparatus and Tariffs for Eleciticiy Su 
ply - JEE Conference Publication N. 92 . x 

Advances in criogenic engineering ” 

Impianti di messa a terra - De Bernardo GIS ‘ Car- 
fescia» VC. 

Handbuck der Elektrowirme 

Dizionario di informatica - Chandor A. 

Ingegneria nucleare - Mazzoleni F. : 

Fisica dei dispositivi a semiconduttore - Sze Si M. i 

Proceedings of the symposium on computers and 
automata : PES 

Graph theory - Mayeda W. x r 

Topics in Solid State and Quantum Electronics - 
Hershberger W. D.. . . 

Network Theory - An introduetory course - . Huang 
T. S. - Parker R. R. e MIL 

Alla soglia dello spazio - Craig R. De LO”, 

Electromagnetic fields, energy and waves - . Magid 


La relatività generale. - Sciama ibi an 

Elektroakustik - Reichardt W. 

La nuova tecnica dei transistori e dei circuiti inte. 
grati - Caccia G. C. ; 

Acoustique industrielle - | Lienard Pai - Francois P. 

Elettrotecnica generale - Ciampolini F. 

Manuale della corrosione - C.S.F.C.E. . 

I processi stocastici nei controlli automatici . 

Electromagnetisme - Aubert G. : 

Elektrische Netzwerke - Eine ‘Finfiihrung in die 
Analyse - Unbehauen R. 1 SE 

Abtastregelung - Ackermann J. . . 

Linear systems in communication and control - - Fre- 
derick D. K. - Carlson A. B. . . 

Numerical control handbook (NC Guide) - Shah R. 

Modern control system: theory and application - 
SinnerseSa Mo. . 

Power semiconductor applications. Vol. 1: General 
Considerations - Vol. II: Equipment and Systems 
SH amici GoldenE Boi 0 La 

Trasmissione dati - Angeleri E. . 

Fisica - P.S.S.C. N: 

Filtres électriques - Stefanescu Ss 

Power Electronics - Thyristor controlled power for 
electric motors - Ramshaw R. S.. . . 

Vibration analysis for electronic equipment - Stein- 


berg D. S. TR 

Simposio sui motori lineari. Capri, 19- 21 giugno 1973 
- Contributi 5 

Elektrotechnik und elektrische Antriebe - | Lehmann 
- Geisweid . 


Trattato di ingegneria elettrochimica - ‘Gallone P. 

Elektrische Triebfahrzeuge - Sachs K. 

Filosofia della matematica - Manno A. IG: 5 

Low-noise electronic design - Motchenbacher Cc. pi 
- Fitchen F. C. SI 

Redresseurs industriels à semiconducteurs -  Masca- 
rin R. da SOMEONE 
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Vocabulaire de l’EUR relatif à SR ma- 
gnétique de la télévision - VER 

Atti della Giornata di studio sulla Previsione e | l'im- 
piego delle fonti di energia 


VOLUMI RICEVUTI 


Gas discharge - IEE - Conference Publication 90 . 

Analiza propagaàru undelor electromagnetice pe lini 
in regim tranzitoriu - Adàmut I. A... 

Caso e probabilità - Johnson D. A. - Glenn w. H. - 
Norton M. S. i x ERO 

Electromagnetisme - Aubert (cs 

Ingegneria nucleare - Mazzoleni F. : 

The science of ceramic machining and surface fini- 
shing - N.B.S. S.P. 348 e 

Manuale delle resine poliestere - SAVID Si p. A. 

Power development in India - Venkataraman K. . 

Ponti a struttura d’acciaio - De Miranda F. 

Abtastregelung - Ackermann J. È 

Manuale della corrosione. Raccomandazioni {ecniche 
per la difesa dai pericoli di corrosione delle strut- 
ture metalliche interrate - C.S.F.C.E. SETE 

N.B.S. S.P. 260-39A: The Eddy Current decay me- 
thod for resistivity characterization of high pu- 
rity metals - Clark F. - Deason V. A. - Hust J. A. 
MPOWellEREECATSo 

N.B.S. S.P. 260-40 - Selection of ‘differential en 
analysis temperature standards through a coo- 
perative study - Mc Adie H. G. - Garn P. D. - Me- 
nis O. , 

Elektrische netzwerke - Eine ‘Finfiihrung in die 
Analyse - Unbehauen J. . . È 

Electrical variable speed drives - IR Conference: 
Publication n. 93 e 

Fachtagung iiber Programmiersprachen - ‘Miinchen, 
9-11 Marz 1971 

Trasmissione dati - Angeleri E. 

La fisica di Berkeley, 3° volume: 
zioni » - Crawford F. S. Jr. 

Programmazione a ciclo chiuso - Di Gregorio A. 

Suboptimale Regler mit abschnittweise linearer 
Struktur - Kiendl H. ; 

Dental materials research - N. B. si Si 24 (354. 

Performance concept in buildings - N.B.S. S.P. 361 
MIE È 

Bibliography of temperature ‘measurements. Tanua: 
ry 1953 to December 1969 - N.B.S. S.P. 373. 

Il COBOL - Linguaggio e esercitazioni - Siciliano A. 

Use of standard light-sensitive paper for calibrating 
carbon arcs used in testing textiles for colorfast- 
ness to light - Wood L. A. - Shouse P. J. - N.B.S. 
S.P. 26041 ; 

Atmospheric contamination of high voltage ‘insula- 
tion system . . 

Comment ca marche? 1 serie ; È 

Electronica 72 - Technische Vorberichte ? 

Semiconductor memories - Hodges D. A. . . 

International broadcasting convention - IEE Confe- 
rence Publication n. 88 . SS: 

Electromagnetic fields, energy and waves - - Magid 
ESME 

The characterization of linear polyethylene SRM 1475 
- N.B.S. S.P. 26042 

Analytical chemistry: key to progress. on national 
problems - N.B.S. S.P. 351 5 È 

Filtres électriques - Stefanescu S. 

The automation of testing - [EE - Conference Publi- 
cation n. 91 3 ; 

Diagnostic testing of high voltage power ‘apparatus 
in service - [EE - Conference Publication n. 94 . 
Thick film hybrid microcircuit technology - Hamer 

D. W. - Biggers J. V. È 

Satellite systems for mobile communications and 
surveillance - [EE Conference Publication n. 95 . 

Bibliography on atomic line shapes and shifts - 
INERISANSIPAMSO ; 

Standard Reference Materials: Preparation and ù use 
of superconductive fixed point devices SRM 767 - 
N.B.S. S.P. 26044 . AA, MERO 

L’analyse thermique. Vol. I: Les changements de 
phase. Vol. Il: L'examen des processus chimi- 
ques - Rollet A. P. - Bouaziz R. 
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La relatività generale. pigna) fisici della teoria 
- Sciama D.W. . ad 
Scienza degli elaboratori. Vol. 1° e Vol. 20 - . Andro- 
nico A. - Belsky V. - Bozzo U. - De Giorgio A. - 
De Prà R.- Galligani I. - Marconi R. - AEREI E. 
- Provenzano G. - Refice M. , 

Principi di informatica - Andronico Ag - Bozzo U. - 
De Giorgio A. - Galligani I. - Marconi R. - Nerve- 
gna E. - Provenzano G. - Refice M. . A 

Principi di elettronica - Gray P. E. - Searle Cc. i 

Quantum electrodynamics - Kallen G. ; . 

Controlul electric al coroziunii retelelor subterane - 
MotsG CC, «0. 

The mechanisms of pyrolysis, ‘oxidation ‘and burning 
of organic materials - N.B.S. S.P. 357 . ; 

G.I. Gesellschaft fiir Informatik e.v 2° J ahrestagung 
Karlsruhe, 24 Oktober 1972 . 

Advanced course on software engineering - Bauer 
i Org) PRIA 

Computer aided control ‘system ‘design . - IRE - Con: 
ference Publication n. 96 . . Se 

Dizionario d’Ingegneria - Vol. V: FAC- GIP . 

ETHZ - Bibliothek - Periodicaverzeichnis 1972 . 

Fondamenti di Elettronica applicata - Vol. I: Fisica 
dei dispositivi e circuiti elettronici - Vol. II: Cir- 
cuiti elettronici - Monti P. Gare 

Elektrische Triebfahrzeuge - Sachs K. 

AEM: Elettricità per lo sviluppo di Torino - - Garba- 
RROEDERIS 

Index to the oa dî the National Conference: on 
weights and measures from the first to the fifty- 
sixth - 1905 io 1971 - N.B.S. S.P. 377. 

Research and testing facilities of the engineering 
mechanics section National Bureau of Standards, 
Washington D.C. - N.B.S. S.P. 370 ; 

Fachtagung « Cognitive Verfahren und Systeme: » - 
Hamburg, 11-13 April 1973 - NTG/G . . . 

Manuale dello stampaggio a caldo - Papuli GI Co 
lantoni W. 1 

Interferometrie i in Radioastronomie na Badoriechi 
nik - Wohlleben R. - Mattes H. . . 

Photonuclear reaction data 1973 - N.B Sì DÌ P. 380 . 

Atti del X Convegno Tecnico Componenti elettronici, 
Memorie 

A user's handbook of integrated circuits - . Natek 
ESSR: vH. E 

Design of FSSiDacE SITE - Thaler G. _ 

L'’ENEL e l’ambiente - ENEL 

The 4th National Conference on acoustics 

Superconducting Magnet Systems - Brechna H. . 

Signal and Linear Systems - Gabel R. A. - Roberts 

La Fisica di Berkeley - 4° volume: 
stica » - Wichmann E. H. ea 

Random Processes. Multiplicity neon) Du canoni- 
Di decompositions - Ephremides A. - Thomas 

DBE 


« Fisica Quanti- 


Almanacco dei Biblioiecari son 1973 

Le basi dell’elettronica. L’algebra di Boole. La logica 
applicata agli automatismi - Calabrese C. 

Logischer Entwurf digitaler Systeme - Giloi TA La 
big H. È 

Experimentelle vr de TO von Reiss 
stemen (Identification I) - Isermann R. AE 

Theoretische Analyses der Dinamik industrieller Pro- 


zesse 1°" Teil: Einfuhrung (Identifikation II) - 
Isermann R. SR 


Diskrete on - Loontirai W. 

Baulemente der Halbleiter-Elektronik - dun; R. 

Accuracy in spectrophotometry and mistero 
measurements - N.B.S. S.P. 378. . . i 

Statistische Methoden der 
Schlitt H.- Dittrich F. 

Frequenzgang- und Wurzelortskurve AR DA 193/ 
193 a - Schwarz H. "La 

Onde elettromagnetiche guidate - Somedia c. G. a 

Die harmonische Linearisierung - Vol. 1 e 2 - Star- 
kermann R. é . 

Lehrbuch der Hochfrequenziechnik - Zinke” o. 3 
Brunswig H. . la «SR 


Regelungstechnik - 


L'’ELETTROTECNICA 


635 


635 
635 
635 
635 
635 
722 
722 
722 


798 
798 


798 
798 
901 


901 


901 
901 
901 


901 
901 


989 
989 
989 
989 
989 
1074 
1074 


1074 
1074 
1074 
1150 
1150 
1150 
1150 
1150 
1150 
1150 
1150 


1150 
1150 


1150 


1150 


27. - Macchine a collettore (v. anche 10 g) 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Sostituzione del collettore con un commutatore sta- 
tico - Lajoie-Mazenc M. - Trannoy B. . o 


c) corrente continua 


NOTE DI REDAZIONE 
Qualche cosa di nuovo nei motori a corrente conti- 
nua . . 


ARTICOLI-E COMUNICAZIONI 
Selidyne: motore a corrente continua con avvolgi- 
menti di statore distribuiti - Marsilii P. 
Studio sul dimensionamento di macchine omopolari 
superconduttrici - Pasotti G. - Veca G. M.. . . 
Controllo elettronico di motori a corrente continua 
per azionamenti industriali alimentati da conver- 
titori a tiristori: note su alcuni risultati speri- 
mentali - Bianchini M. STES 

Il motore a corrente continua con eccitazione. serie 
ed il suo impiego in azionamenti a semicondut- 
tori - Figini G. er 5 

Azionamenti a corrente continua senza ‘spazzole - 
Waldinger H. - Salvini G. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Motore elettrico per autoveicoli 


SUNTI E SOMMARI 

Raffreddatori aria-aria per macchine a corrente con- 
tinua - Niendorf K. a 

Flusso di segnali per l’analisi di fenomeni di com- 
pensazione in macchine a corrente continua - 
Palit B. B. E 

Campo scorrevole e accoppiamento ad effetto ‘Hall. 
Motori a corrente continua senza collettore - 
Pallas H. - Quichaud G. 


28. - Materiali (v.anche 10, 30) 


d) magnetici 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Congresso sui materiali metallici dolci . 
Una nuova classe di magneti permanenti . 


SUNTI E SOMMARI 

Lamiere senza silicio in nastri semilavorati - Rei- 
Che HRSessE 

Il rivestimento fosfatico e le proprietà magnetiche 


del ferro-silicio orientato - Moses A. J. - Pegler 
S. M. - Thompson J. E. 


Una nuova classe di materiali per magneti perma: 
nenti - Bachmann K. Se Ae 


e) conduttori (v. anche 8 h) 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
I cuprallumini negli impianti industriali . 
Fili conduttori e cavi per macchine di classe F . 


Metodo per evitare l'ossidazione dell’ elettrografite 
degli elettrodi Mieli da ao 


NUOVI PRODOTTI 
Nuovi resistori di elevata stabilità 


SUNTI E SOMMARI 


Alluminio con rivestimento di rame - Karmholt H. L. 

Funzionamento catodico e meccanismo di bruciatura 
di materiali in lega di wolframio - Giimbel B. 

Controllo e studio dei fili smaltati - Diner O. - Arson- 
neau ]J. , 

Fili smaltati per avvolgimenti moderni - Bertinet M 

I fili smaltati e il loro ambiente - Chennevière B. 


(1973) 
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992 
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(1973) 


Meccanismo di degradazione dei fili smaltati - Four- 
nié R. - Le Gall Y. 

Compatibilità dei fili smaltati con ile vernici - | Ser. 
van R. 

Produzione Tapida Ta conduttori ‘per Sila 
d’eccitazione 


f) isolanti (v. anche 10 e) 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Apparecchiatura per caratterizzare la proprietà di 
elettrizzarsi dei dielettrici - Lavagnino B. - Riet- 
to A. M. 


DALLE RIVISTE 


Gli isolanti moderni nei motori elettrici normaliz- 
zati - Naggar R. F. 


DALL'INDUSTRIA 


Siliconi per l'industria elettrica ed elettrotecnica 

Determinazione mediante spettrofometria infrarossa 
del contenuto di olio minerale negli Askarels - 
Casale L. - Nebel S. 


MATERIALI 
Il Kapton 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Simposio internazionale sulla tecnica delle alte ten- 
sioni - Degli Esposti G. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Applicazioni del PTFE metallizzato 


NUOVI PRODOTTI 


« Tefzel », isolante per conduttori elettrici . 
Rilsan 3 

Nuove resine fluoro- carboniche TeflonPFa 
Due resine termoplastiche . È 
Du Pont - Resina denominata’ « Tefzel 280 Da 


VOLUMI RICEVUTI 


The science of ceramic machining and surface fini- 
shing - N.B.S. S.P. 348. . . 

Manuale delle resine poliestere - SAVID S DA. SS 

The characterization of linear an SRM 1475 
- N.B.S. S.P. 26042 Mr 


SUNTI E SOMMARI 


Determinazione dell’invecchiamento termico nel caso 
di una variazione esponenziale della temperatura 
- Henrich I. . 

L'’esafluoruro di zolfo ‘nella costruzione di interrut- 
tori - Schmitz-W. 

Possibilità di accelerare l'invecchiamento di isola: 
menti in resina epossidica - Koch R. È 

Apparecchiatura per la determinazione della resi- 
stenza alla deformazione a caldo delle materie 
plastiche - Dieterle W. - Della Valle S. . A, 

Nuovi materiali stratificati con supporto di vetro - 
Nicola G. . 

Andamento nel tempo ‘della rigidità dielettrica - Pat- 
tini G. - Simoni L. 

Applicazione dell’analisi entalpica. differenziale allo 
studio del polietilene - Caillot C. - Audoux C. - 
Auclair H. È 

Degradazione degli isolanti Soggetti alle scariche 
parziali - Bui Ai - Mayoux C. - Lacoste R. . 

Cariche spaziali nel polietilene per cavi - Perret J. - 
Jocteur R. - Fallou B. 

La rivelazione delle scariche parziali -  Galand Dì - 
Golinski J.- Labus-Nawrat K. ; 

Compatibilità dei sistemi di isolamento - Koechlin P. 

Comportamento dei materiali e sollecitazioni di lun- 
ga durata - Bouvier B. - Fallou B. RE, 

Scariche perforanti di lunga durata i in cavi con iso- 
lamento di polietilene - Bottger O. 

Nuove materie plastiche - Ludeck W.. . . 4 

Conduttività elettrica e anisotropia delle gomme ca- 
ricate con nerofumo - Temple P. SA 

Invecchiamento accelerato degli isolamenti micacei 
- Goffaux R. 
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L'esafluoruro di zolfo mezzo di spegnimento dell’ar- 
co - Miiller B. 

Influsso della scomposizione del SF, sulle caratieni: 
stiche dielettriche di resine - Bachofen F. . 

Rigidità dielettrica di oli minerali isolanti in campo 
alternato non omogeneo - Beyer M. - Bitsch R. . 

Il cloro-difenile e l’ambiente - Hochhausler P. 

Le resine negli isolatori per trasformatori - Moore 
C. L. - Woods E. E. - Martincic P.W. . 


v) varie 
DALL'INDUSTRIA 


Dispositivo per un controllo continuo delle caratte- 
ristiche elettrostatiche di pellicole sottili - Riet- 
to A. M. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Applicazioni del PTFE metallizzato 
La produzione dello zirconio . 

LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Manuale della corrosione - C.S.F.C.E. 


VOLUMI RICEVUTI 


N.B.S. S.P. 26040 - Selection of differential thermal 
analysis temperature standards through a coope- 
rative study - Mc Adie H. G. - Garn P. D. - Me- 
nis O. 

Controlul electro SI coroziunii retelelor subterame - - 
Moisil G. C. 

NUOVI PRODOTTI 

Dow Corning 99, nuovo grasso per alte prestazioni 

Prodotto collante inerte 5 3 

Cellidor CP - Qualità antistatiche . 

SUNTI E SOMMARI 

La conduzione nei materiali amorfi - Mott N. . 


30. - Misure e prove (v. anche 35 p) 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Introduction to electromagnetic non destructive test 
methods - Libby H. L. 

VOLUMI RICEVUTI 

Index to the reports of the National Conference on 
weights and measures from the first to the fifty- 
sixth - 1905 to 1971 - N.B.S. S.P. 377 . 

SUNTI E SOMMARI 


Teoria del differenziale elettrico - Russe! R. L. - Wil- 
SONSIONIE 


b) campioni 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il calvario del secondo; una grandezza tanto picco- 
la, che coinvolge problemi tanto grandi - Volpi C. 


c) metodi di laboratorio 
NOTE DI REDAZIONE 
Misure . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Alcuni metodi di misura della tangente dell'angolo 
di perdita di un condensatore utilizzanti amplifi- 
catori operazionali integrati - Gasparini M. - Men- 
chetti A. . 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


Simposio internazionale sulla tecnica delle alte ten- 
sioni - Degli Esposti G. 


XLIX 
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54 
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56 


901 


63 D 


875 
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41 
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SUNTI E SOMMARI 

La misura della componente attiva di una corrente 
sinusoidale, impiegando schemi a ponte - Golova- 
nov C. - Hoffman T. - Grigore S. 

Misure di resistenza di isolamento in ‘atmosfera 
molto umida - Bouvier B.. . E 

Dispositivi per lo ameno delle tensioni ‘trifasi - 
Papescu P. I. - Slapciu C. SIE : 


d) apparecchi e strumenti di laboratorio 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Keithley model 171 dc/ac digital multimeter . 

Oscilloscopio professionale a due canali per servizio 
di assistenza radiotelevisiva . E SRO 


NUOVI PRODOTTI 

Analizzatore di SI mod. 7L13 per frequenze fino 
a 1,8 GHz E sat = 

Piccolo oscilloscopio a memoria Li 

Undici nuovi moduli TEKTRONIX . 

- Apparecchio per l'osservazione di fenomeni transi: 
tori =. > 

Combinazione ‘dell’ oscilloscopio € del calcolatore 
programmabile È 

Nuova serie di oscilloscopi da laboratorio . 


SUNTI E SOMMARI 

Trasferitore optoelettronico di dati - Cortese C. - De 
Bernochi C. con 

Errore di un riduttore di corrente a ‘compensazione 
elettronica nel caso di fenomeno transitorio - 
Sankaran P. 


e) misure industriali, metodi e strumenti 


NOTE DI REDAZIONE 
Dispositivi elettroottici 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Problemi e misure nei sistemi elettrici con onde for- 
temente deformate - Brandolini A. - SS E 
- Gola G. - Ubaldini M. 

Rete normalizzata a larga Banda per la misura del. 
l'’attenuazione d’inserzione di filtri di rete - Gal- 
liano P. G. - Nano E. 5 

Sulle misure e sui metodi di misura clan al ra- 
dioricevitori televisivi - Morganti G. 

Tecniche digitali incrementali nei sistemi elettronici 
di misura, generazione di riferimenti e regolazio- 
ne automatica - Soriano S. 

Azionamento reversibile ad interblocco rapido - ‘Mon- 
tessori G, 

Riduttori di corrente con conversione ‘ampiezza- 
frequenza e trasmissione elettroottica - Crepaz S. 
- Manigrasso R. 

Misura delle perdite di traferro sui ao li 
mitatori di corrente - Stephens D. S.- Lee R. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
TA non tradizionali per linee ad alta tensione 


NUOVI PRODOTTI 


Due modelli di misuratori di frequenza . 

Un trasformatore di corrente a nucleo apribile 

Due nuovi strumenti Oa i 
ohmmetri 

Dispositivi ritardatori. per sele e per (contattori AO: 

Strumento numerico a 18 portate, il Solartron 7040 

Nuovo strumento indicatore numerico . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Misure di tensione e di corrente nelle reti ad alta 
tensione per via elettro-ottica - Crepaz S. . 

SUNTI E SOMMARI 


Riduttori a tre avvolgimenti - Brendler W. - Kunckel 
K. H. 

La compensazione degli effetti della dispersione nel- 
la misura con l'apparecchio Epstein - Ifrim A. 
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L'effetto della dispersione magnetica nell’apparec- 
chio Epstein nella misura delle Det nel ferro 
- Ifrim A. - Saràcin VM. 

Logometri elettrostatici - Antoniu M. n 

Logometro e megohmmetri transistorizzati nelle 1 mi- 
sure di tensione - Antoniu M. 

Megohmmetro transistorizzato - Antoniu M. È 

Procedimenti differenziali per la misura di basse 
frequenze - Cretu M. 

Registrazione e indicazione di dati numerici di r mi- 
sura = EckertoKk. 

L'alimentazione della bobina del logometro dei me- 
gahommetri transistorizzati - Antoniu M. SE 

Megohmmetro transistorizzato con logometro a 
« molla elettrostatica » - Antoniu M. . 

Localizzazione di scariche parziali in apparecchia- 
ture per alta tensione - Praehauser Th. E 

Possibilità di estensione del limite superiore di mi- 
sura del megohmmetro romeno da 2500 V - An- 
toniu M. cat 

Megohmmetro transistorizzato con | Jogometro a i cop- 
pia antagonista elettrostatica - Antoniu M. È 

Calcolo della corrente secondaria del trasformatore 
di corrente a nucleo saturo - Brasovan I. 

Progettazione degli shunt coassiali - Hortopan G 
Titz G. - Pavelescu D. 

Installazione mobile per prove ‘ad impulo isolata 
con SF, - Brindlin F. - Feser K. - Sutter H. 

Riduttore di misura per via con isolamento in 
SF, - Raupach F. . 

Incertezze nella verifica di contatori - ‘Richter E 
BarziJEgVe ; 

Misura della potenza di u un ‘raddrizzatore + a tre | semi- 
onde - Sauer H. G. 


f) prove di macchine e apparecchi 
NotE DI REDAZIONE 
Le prove degli interruttori 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Lo sviluppo delle prove sintetiche in Italia - Rovel- 
li S. È 

Unificazione E prova di apparecchi elettrodomestici 
nella Repubblica Federale Tedesca riferite al caso 
specifico della macchina lavastoviglie - Bumann H. 

Sulla determinazione delle caratteristiche operative 
dei fusibili - Cantarella G. - Farina G. 


SUNTI E SOMMARI 

La rigidità dielettrica nell’aria di dispositivi per alte 
tensioni - Pieper M. - Vorwerk H. J. - 

Alcuni metodi di individuazione dei guasti nei rotori 
a a dei motori asincroni - Danesi G. - Gior- 
gi - 

Prova di riscaldamento per ‘motori. ad induzione c con 
carico fittizio - Fong W. 

Induttanze di una piccola macchina s sincrona - Muk- 
hedkar D.- Hung Sin Yin M. 

Caratteristiche funzionali e prove dei commutatori 
sotto carico - Bossi A. - Caprio G. . 7 

Simulazione delle correnti e delle tensioni di guasto 
in sistemi di potenza - Perez-Cavero L. - Wright A. 

Controllo delle condizioni di isolamento di genera- 
tori ad alta tensione - Schnell L. 

Prove in sito ad alta tensione per stazioni con SFo- 
Boeck W. - Kind D. - Schneider K. H.. . . 

Misura a distanza delle temperature: caso ‘delle mac- 
chine ruotanti - Carballeira A. - Galand I. 


h) misure di radiazioni (v. anche 14 e 17) 
SUNTI E SOMMARI 


Riporto delle tarature dei dosimetri ai fasci di rife- 
mento - Le Roy G. - Leuzinger S. . 


i) prove su materiali (v. anche 28) 
VOLUMI RICEVUTI 


N.B.S. S.P. 260-39 A: The Eddy Current decay me- 
thod for resistivity characterization of high pu- 


rity metals - Clark F. - Deason V. A.- 
- Powell R.L.. . E Do Raro 


(1973) 
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NUOVI PRODOTTI 
Camerekpersprovefclimatiche Re se e 1005 


SUNTI E SOMMARI 
Rigidità alla scarica in isolatori sotto depositi etero- 


geneleeBockertH->HarerH Te eee 5D 
Misure su isolatori di prova - Beier Hesse 16 D 
Ponti per la misura delle perdite magnetiche - - Sza- 

bo W. dA 22 D 
Prova all’ arco clettrico dei ti elettroisolanti 

- Pànoiu A. - Herscovicî B.. . 22D 


Applicazioni della cromatografia alla diagnostica del- 

le degradazioni dell’isolamento - Galand J. - Thi- 

bault M. - Viale F. - Samat J. - Vuarchex P. . . . 46 D 
Applicazione della spettrografia infrarossa al con- 

trollo degli isolanti - Viale F. - Samat J. - Metz- 


LI CP ; 47D 
Invecchiamento di isolamenti in resina “epossidica - 

Hemrich iBS. San: 56 D 
L'osservazione dei comportamenti ‘superficiali . ET 94 D 
Un misuratore di magnetizzazione - Staheli W. - Gas- 

SCIMMIA SA i i n MOLO 


n) prove e misure di grandezze non elettriche 


NOTE DI REDAZIONE 

Nisuregdifpressione to ess e e I 
Nksurefdiktemperaturagit Se al, e 1394 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Misuratori di pressione nelle applicazioni industriali 


- Nobili C. - Prudenziati M. - Taroni A... . 141 
Misuratori di temperatura nelle applicazioni indu 
striali - Nobili C. - Prudenziati M. - Taroni A. 9917 


La rumorosità degli elettrodomestici: generalità e 
normalizzazione - Bordone-Sacerdote C. - Sacer- 


dol 0 te ce m836 
Misure di potenza sonora in ‘camera riverberante - 

Bordone-Sacerdote C. - Sacerdote G. . . . . 839 
Prove di prestazione sugli aspiratori da Condotto - 

WIIKSIRASCORA MR n o 40 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Un dosimetro di rumori . . . 555: 
Un sistema elettronico per la misurazione: a distanza 
di piccoli spostamenti . . . 631 
Apparecchiatura Philips che analizza in ‘continuità 
latmosferta 0... e 195 
Sonda Doppler a luce coerente Me e 1144 


VOLUMI RICEVUTI 
Bibliography of temperature measurements. Janua- 
ry 1953 to December 1969 - N.B.S. S.P. 373 . . . 363 
Use of standard light-sensitive paper for calibrating 
carbon arcs used in testing textiles for colorfast- 
ness to light - Wood L. A. - Shouse P. J. - N.B.S. 
SL IE AIR SERRA et 300 


NUOVI PRODOTTI 
Nuovi tipi di strumenti per il controllo del pH, Re- 


dox e della conducibilità elettrolitica . . . 62 
ARI - Termocoppia « Aeropak » per controllo di ooSi 

peratura all’interno di forni e caldaie . . . 179 
Trasmettitore elettronico di pressione Bell & Ho: 

velino dle n 179 
Barometro elettronico . . gd ene ta +725 
Trasduttore di pressione od ‘4-308 n a 1126 
Trasduttore piezoelettrico mod. 4-155 . . . . Mee/20 
Un complesso per verifiche di attrezzature audio . . 801 


SUNTI E SOMMARI 


Misura delle portate con trasduttore Hall - Heler A. 23 D 
Gli strumenti elettronici per la misura delle TE 


ze - Petrescu M. - Dobreanu J. ; 23 D 
Misura del titolo di una miscela bifase - - Del Ti; in G. - 
Parte ll8 BREE 56 D 


Estensimetro a capacità per impieghi a ‘temperature 
elevate - Noltingk B. E. - McLachlan D. F. A. 
OVCACRKAVS GONE PRC E n , 80 D 


Vv) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Conferenza sulla metrologia nell'Europa Occidentale 


VOLUMI RICEVUTI 


The automation of testing - IEE Conference Publica- 
tion n. 91 È 

Bibliography on atomic line shapes and ‘shifts - 
INEBISSEESIPIZZON 


31. - Motori e generatori a induzione 
(v. anche 10) 


a) questioni generali (v. anche 3 c) 
DALL'INDUSTRIA 


Gli isolanti moderni nei motori elettrici normaliz- 
zati - Naggar R. F. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
« F» Symposium 1973 


SUNTI E SOMMARI 


Diagramma circolare della macchina asincrona - Si- 
mion A. ; 

Influenza dei distarbi nei Sistemi. di alimentazione 
sul funzionamento dei motori - Linders J. R. . 
Motore asincrono soggetto a una « buca » di ten- 

sione - Grellet G. - Sabonnadière J. C. . 
Perdite addizionali dovute al carico nei motori asin- 
croni - Keve Th. 


b) calcolo costruttivo e dei parametri 
NOTE DI REDAZIONE 
Transitori termici nelle grandi macchine . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Analisi del transitorio termico nelle barre rotoriche 
durante l'avviamento dei grandi motori asincro- 
ni - Corriga C. - Porru G. - Seatzu S. - Usai G. . 

Calcolo del carico ammissibile di motori in condi- 
zioni diverse da quelle nominali - Bartzer St. . 


SUNTI E SOMMARI 


Simulazione analogica di macchine asincrone ad ali- 
mentazione trifase - Proske D. ENTO 
Costruzione delle gabbie di scoiattolo - Seher wW. 


c) avviamento e regolazione 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Regolazione di velocità mediante TRIAC dei motori 
asincroni monofasi, con condensatore, a indotto 
massiccio - Petrecca G. - Vistoli I. 

Rilievi sperimentali su un motore asincrono trifase 
alimentato mediante inverter - Campanari E. - 
Petrecca G. 

Azionamento a velocità regolata. con motore asincro- 
no a rotore avvolto e recupero della potenza di 
scorrimento - Magliana F. 

Conversione statica monotrifase per alimentazione 
di piccoli motori asincroni trifasi - Lista G. - Sa- 
vino M. Bici 

Comportamento in regime permanente dei motori 
asincroni controllati mediante parzializzazione - 
De Carli A. - La Cava M. 

Invertitori per il controllo in >: frequenza "di motori 
asincroni e sincroni - Bellini A. - De Carli A. - 
Murgo M. 


SUNTI E SOMMARI 


Controllo dell’accelerazione angolare di motori in 
corto circuito - Becker U. 

Ron: di motori con raddrizzatori in cascata - - 
Borka J. - 

Motore asincrono controllato con coppie di tiristori 
in collegamenti antiparallelo - Hunyàr M. E 
Comando con macchine asincrone a controllo di 

frequenza - Seefried E. 
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d) motori lineari e tipi particolari 


RELAZIONI DI CONGRESSI i 1 
Simposio sui motori lineari (Anacapri, 19-21 giu- 
ROMS) ARE I Levant CRI ATI e 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Simposio sui motori lineari. Capri, 19-21 giugno 1973 
Contributi aaa RIA 


SUNTI E SOMMARI 

Rilevamento di caratteristiche dei motori lineari 
piani - Dîmboiu E. È 

Variazione della velocità in motori lineari a i campo 
migrante - Timmel H. è 3 

Motore oscillante sincrono lineare lo) ) angolare - 
Bourde M. - Perrandin F. i 

Il motore lineare - Jufer M. - Wavre N. 

Possibilità di applicazione di motori lineari - Rum- 
mich E. I © 

La determinazione grafo-analitica ‘della caratteristi. 
ca meccanica di una macchina elettrica lineare a 
indotto corto - Andrei R. 

Giunti asincroni a indotto massiccio - * Manigrasso R 
- Petrecca G. 

Dimensionamento di motori lineari asincroni - Budig 
P. K. - Hagemann W. ; 

Motore ur con azionamento ‘elicoidale del rotore 
- Gerrard J. - Paul R. J. A. x 

Velocità variabile mediante motori a corrente ‘alter 
nata con alimentazione statica - Brichant F. 

Motore lineare a riluttanza - Paul R. J. A. . ; 

Sistema formato da un motore lineare alimentato at- 
traverso un invertitore - Allin G. - Creighton G. K. 
HalleJ®KR. 

Motori tubolari a flusso trasverso - Eastham J; M. 
- Alwash J. H. al 

Comportamento all’ avviamento ‘dei motori trifasi a 
gabbia mediante autotrasformatore monofase - 
Abdel-Hamid M. N. . . 

Dimensionamento di motori lineari trifasi - . Budig 
P. K.- Hagemann W. - Timmel W. Saro 

Regime stazionario della macchina a ‘due avvolgi- 
menti - Altenbernd G. - Jordan H. - \SCnE 
ber U. , 

Effetto trasversale ii in motori lineari c con ) statore cor- 
to - Timmel H. - 

Doppia modulazione di fase | nei motori asincroni - 
Salmon A. 

L’avviamento del motore lineare - ‘ Deleroi W. 

Materiali d'alluminio per motori lineari - Kiister W. 
- Joran H. - Koewieus A. . 


Vv) varie 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Invertitori statici a frequenza variabile per l’aziona- 


mento dei motori in corrente alternata - Silingar- 
di M. . 


NUOVI PRODOTTI 
Motorini elettrici con riduttori ad ingranaggi 


SUNTI E SOMMARI 


L'accoppiamento a correnti parassite come comando 
a velocità variabile - Bloxham D. A. - Wright M. T. 

Cause del funzionamento con fattore di potenza bas- 
so dei motori dei telai tessili - Bergman I. 

Sul calcolo dei regimi transitori dei motori asincro- 
ni - Capasso A. - Iliceto F. 

Effetti di saturazione e di estremità ‘nelle macchine 
ad induzione a rotore massiccio - Yee H. - Wil- 
SONSIErE 


32. - Motori primi (v. anche 23) 
b) idraulici 

NOTE DI REDAZIONE 

Motori primi idraulici 
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ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Motori primi idraulici nell’anno 1972 - Medici M.. . 417 
SUNTI E SOMMARI 
Deviazione della corrente relativa nelle giranti delle 
turbine Francis - Ventrone G.. . . . ...-. 47D 
c) aerodinamici 
SUNTI E SOMMARI 
Progettazione degli aeromotori - Ventrone GI 94 D 


d) termici (caldaie, motori a vapore, a combustione 
interna) ecc. (v. anche 23 f, h, i) 


NOTE DI REDAZIONE 


Motori termici nel 1972 =. .- . + + + el. RO 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi termici nell’anno 1972 - Medici M. . 603 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un gruppo Diesel-alternatore da 29,5 MW . 896 
33. - Necrologie 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Ricordo di Ettore Conti - Casati A. . . . . . + 677 
Galileo Ferrarist=sPipoL re 947 
NECROLOGI 
Dott..ing. 'GinoCrvellati® 2 
Dott. ing» Giacomo Paleari. fee eee 19 
Dott. ing. Giovanni Zambler . . . . . 220 
Dott. ing. Paolo Martinez due REA 312 
Dott-ing Pietro Rossi e e 05 
Dott..ing-EdoardoBovane O RISI 
Dott. ing. Angelo Muzio MEA TEA 
Dott. ing. Vittorio Righi ee ee? 
Commg Umberto FAN Arne e SC S825 
Dott-ing Angelo De Na 828 
Dott{amg Mano Lord RR 941 
Dott.ding. Angelo: Bonomo 942 
Dott. ing. Cristianino Sarli . . 1122 
Dott. ing. Aldo Righi . 1210 
35. - Radiotecnica e televisione (v. anche 7, 14, 
15, 20) 
a) questioni generali 

VOLUMI RICEVUTI 
Onde elettromagnetiche guidate - Someda C. G. 1150 
Lehrbuch der SRI - Zinke O. - 

Brunswig H. 1150 
SUNTI E SOMMARI 
Videoregistrazione e tecniche di riproduzione - Kemp 

W. D. 70D 
Il futuro della” radiodiffusione - ‘Redmond di 70D 
Le tappe della British Broadcasting Corporation in 

50 anni - Wright I. E. . LOI LR 70 D 


c) ricevitori, rivelatori, stazioni radioriceventi 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Apparecchi radioriceventi e televisori per uso do- 


mestico - Chailly G. 832 
Parametri di un sistema radioricevente tipo ai fini 

della pianificazione delle reti di radiodiffusione - 

Morganti G. - Stanchi R. SRL, 


d) antenne 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Ottimizzazione dei parametri di un'antenna riceven- 
te per sistemi di radiodiffusione a polarizzazione 
non lineare - De Leo R. - De Pace L. Td 832 


(1973) 


£) sistemi radar e applicazioni 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Nuova apparecchiatura radar aviotrasportabile . 361 
SUNTI E SOMMARI 
Progressi della tecnica dei radar - Eastwood E. . 56 D 
Il radar per rilievi topografici e iene dall’aero- 
plano - Powers R. E. . GEE 70D 
Riproduzione in televisione di segnali. sonar attra- 
verso videodisco - Wood K. E. 95 D 
i) ponti radio 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Ponte radio FV21 a 2700 canali 276 
1) televisione 
NOTE DI REDAZIONE 
Videocassette e videodischi . 2-114-222-394-490 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Videocassette e videodischi - Il sistema EVR - Zac- 
carian P. . 26 
Videocassette e videodischi - N sistema olografico 
selectavision - Zaccarian P. 151 
Videocassette e videodischi - Il sodico Zacca- 
rian P. 259 
Videocassette è € videodischi - sLe videocassette ma 
gnetiche - Zaccarian P. . . 437 
Videocassette e videodischi - Colonie frai i | vari si- 
stemi oggi disponibili - Zaccarian P. : . 541 
Apparecchi radioriceventi e televisori peri uso dome 
stico - Chailly G. 832 
Sulle misure e sui metodi di misura i relativi a ai radio- 
ricevitori televisivi - Morganti G. ; 839 
Parametri caratteristici del. ricevitore televisivo 
CCIR di basso costo - Morganti G. - Stanchi R. 839 
Metodi di misura delle irradiazioni dei televisori - 
Nano E. . 839 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Oscilloscopio professionale a due canali per servizio 
di assistenza radiotelevisiva 1067 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Vocabulaire de l’UER relatif à l’enregistrement ma- 
gnétique de la télévision - UER 1149 
SUNTI E SOMMARI 
Il servizio televisivo CEEFAX - Rainger P. . 103 D 


m) comunicazioni via satelliti (v. anche 20 h, 41 r) 


VOLUMI RICEVUTI 


Satellite systems for mobile communications and 
surveillance - [EE Conference Publication n. 95 . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Tecniche spaziali al servizio della comunità; il pro- 
getto TERRA della Telespazio per il controllo del- 
l’ambiente - Ratti B. - Bressanin G. . 


SUNTI E SOMMARI 

Comunicazioni con satelliti commerciali - 
R. E. G. - Wilkinson D. - Withers D.J.. . . . 

Diffusione radio dai satelliti artificiali - Phillips G. J. 
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560 


1010 


23 D 
71D 


o) disturbi e protezioni relative (v. anche 400, 41c) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Il tiristore bidirezionale nelle applicazioni civili e i 
disturbi arrecati alle radioricezioni - Giuffrida E. 
- Nano E. È 

Disturbi « cdi » e > dispositivi per la loro. sop- 
pressione - Aglietti G. - Loggini M. - Rinaldi M. 

Apparecchiatura per la misura automatica dei radio- 
disturbi prodotti da elettrodomestici - Nano E. 


837 
838 
838 
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v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un impianto subacqueo per studio dei siluri . 
2* Mostra europea radio televisione Hi-Fi stereo e 


9° Salone internazionale componenti, strumenti di 
misura elettronici e accessori 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Filtres Electriques - Stefanescu S. 


SUNTI E SOMMARI 


Sistema di comunicazione per miniere - Cartianu Gh. 
- Preda A. - Schuster B. - Zamfirescu D. - Belu- 
sica I. 

Protezione degli impianti contro intrusione di estra- 
nei - Romig F. W. 


VOLUMI RICEVUTI 


Frequenzgang- und Wurzelortskurvenverfahren n.193/ 
193 a - Schwarz H. . 


SUNTI E SOMMARI 
Generatori modulari di segnali - Ayre D. C. 


36. - 
si, concorsi, ecc. 


NOTE DI REDAZIONE 


La Convenzione delle Società Elettrotecniche Nazio- 
nali dell'Europa Occidentale 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Apparecchiatura per la misura automatica dei radio- 
disturbi prodotti da elettrodomestici - Nano E. . 


Metodi di misura delle irradiazioni dei televisori - 
Nano E. 


RELAZIONI DI CONGRESSI 

Simposio internazionale sulla tecnica delle alte ten- 
sioni - Degli Esposti G. 

4* Conferenza internazionale sulla Power ‘System 
Computation . 

XII Convegno-Mostra internazionale dell’Automazio- 
ne e Strumentazione . 

Giornata di studio sulla previsione e l'impiego delle 
fonti d’energia 

Congresso « Electrical Variable ‘Speed Drives » » 

Automazione, medicina e società 

Simposio sui motori lineari - Anacapri, ‘19- 21 giu- 
gno 1973 . VS 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Concorso in tema di pubblicità tecnica 

Essderc 1973 

Telecom-74 : 

Convenzione delle Società eo ici nazionali 
dell'Europa occidentale . 

Congresso sui materiali metallici a 

XII Giornata dell’energia nucleare n 

Le prospettive della domanda di energia primaria 
nella Comunità Europea (1975-1980-1985) . 

L’8 Biennale italiana della macchina utensile (BI-MU) 

Premio Triennale per la Fisica - Borsa di Studio per 
la Fisica - Fondazione Francesco Somaini . 

Gli autoveicoli elettrici 

Minicomputer interfacing - Florence 1973. 

Second international symposium on automation of 
engine and emission testing 

Aerospace conference 

Les fours à arc 

Eurocon ‘74: L'ingegnere nella SERIE PINA, 
22-26 aprile 1974 . 4 

Premio da 1 milione di lire per le nc sui mezzi 

utili alla pubblicità tecnica 


XXI Convegno Internazionale delle Coin - 
Genova, 8-13 ottobre 1973 
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Società scientifiche, esposizioni, congres- 
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838 
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41 
43 
267 
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711 
1057 
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209 
279 
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446 
455 
455 
456 
456 
557 
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LIV 


9 Conferenza mondiale dell'energia : Le sfide por- 
tate all'economia ed all'ambiente dai futuri fabbi- 
sogni di energia - Detroit, 22-27 settembre 1974 

Rapporto annuale 1971-1972 dell’UCPTE S 

7-9 maggio 1974 a Brighton si svolgera la « 2nd Inter- 
national Electrical Insulation Conference » . 

Liegi, 13 e 14 novembre 1974 - Journées internationa- 
les d'étude sur lies fours électriques à arc . 

Automazione, medicina e società . . 

Conferenza sulla Metrologia nell’ Europa Occidentale 

Dal 22 al 24 agosto 1973 - Copenhagen - Congresso 
internazionale sul linguaggio APL 1973 

Environmental engineering: conferenza WFEO (World 
Federation of Engineering Organizations) - 19 e 20 
settembre 1973 a New York . ; 

14-15-16 settembre 1973 a Rimini - Congresso Nazio- 
nale 1973 dei Periti Industriali 

8 e 9 ottobre 1973 a Salice Terme LVII Seminario 
prove non distruttive 3 

Comptes Rendus della sessione 1972 de CIGRE . 

L'ing. Franco Bianchi di Castelbianco, presidente 
della FAST e REESE nily ci 

Eurocon 74. 

Computer Giashics. 1973 SR 

Le Accademie e gli altri Istituti Culturali di ont 
alle nuove realtà sociali ed istituzionali 

Colloquio « Riscaldamento dei locali e condiziona- 
mento dell’aria per mezzo dell'elettricità » . 

Simposio: Hybrid Computation in Dynamic System 
Design - Roma, dall’11 al 14 novembre 1974 . 

XXVIII Congresso Nazionale dell’Associazione Ter- 
motecnica Italiana - ATI 

Premi di studio « Dott. Alessandro Bonsicol » 1973 

L’ing. Giuseppe Palandri, Presidente della Interna- 
tional Electrotechnical Commission . 

2* Mostra europea radio-televisione Hi-Fi Go © 90 
Salone internazionale componenti, strumenti di 
misura elettronici e accessori 

Associazione Nazionale Industrie Uleuro niche Gi 
Elettroniche - ANIE 

L'innovazione e la ricerca per il o dell’ TRE 
italiana ; 

Minicomputer im carne ARL ; 

La visita della Convenzione tra le Ai Da: 
zionali degli elettrotecnici dell’ aa occidenta- 
le al CERN 

Concorso Europeo BUlipS per fit micio e 
ricercatori . 

Conferenza stampa iu Miazionale i Celio i ricer- 
ca della Brown Boveri . 

Il ciclo di Seminari sulle oplicazioni degli uo 
tori elettronici - Catania, 4-16 aprile 1973 . 

Corso di gestione ed None delle aziende 
industriali ; 

Montaggi automatici, la di 5001 Sn 
Problemi di normalizzazione per i manufatti elet- 
tromeccanici di contenute dimensioni . 

Ricerche nel campo dell’effetto corona, piccol ia 
Electricité de France , 

2° Mostra Internazionale dell’ Fietronica Indusitiale 
« Elettronica 2» ; 

« F» Symposium 1973 

Power & Control 74 Exhibition . 

Electrex 74 . STE: 

Premi « G. Levi Cases » . 


1° Congresso dei periti industriali fiboti don 


VOLUMI RICEVUTI 


Technische Vorberichte - Electronica 72 d ESE 

International broadcasting convention - IEE Confe- 
fiencesPublicatio nin 88 o Ri 

Atti del X Convegno tecnico componenti slcironicii 
Memorie orse: 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Caratteristiche essenziali e metodi di misura dei di- 
spositivi a semiconduttore (Simposio) . 
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891 
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1142 
1143 
1147 
1148 
1148 
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364 
364 
989 


382 


SUNTI E SOMMARI 
La Commissione Elettrotecnica Internazionale - 
Weissmann J.- Rodin E. SR 


37. - Statistica, tarifficazione e vendita 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Caratteristiche di prelievo delle principali applica- 
zioni elettrodomestiche - Calvi G. - Paniale G. 
Evoluzione della diffusione delle principali applica- 
zioni elettrodomestiche secondo due indagini cam- 
pionarie effettuate dall’ENEL - Gelsomini T. - 
Marchesini C. È RE te o 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L'Azienda Elettrica Municipale di Milano nel 1971 . 
Impianti elettrici per circa 55000 MWe tra il 1980 
ed il 1990 . . ca ara 

Rapporto annuale 1971- 1972 dell’ 'UCPTE 

Lo sviluppo dei consumi elettrici confrontato con 
quello dell’edilizia e del reddito 

Il consuntivo 1972 per il mercato elettronucleare . 

Austria: infortuni dovuti all’elettricità ed al fulmine 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Metering, Apparatus and Tariffs for Electricity SES 
ply - IEE Conference Publication n. 92 ? g 


VOLUMI RICEVUTI 

Power development in India - Venkataraman K. è 

AEM: Elettricità per lo n di Torino - Garba- 
rino D. E sr RS RS NR 

SUNTI E SOMMARI 


Affidabilità di un sistema in serie a ristabilimento - 
Dobrescu D. 

La produzione di energia in 1 Giappone - ‘Prinz H. 

Energia elettrica in Svizzera nell'annata 1971/72 . 

L'industria elettrica in Polonia - Fiszer W. . 


38. - Telefonia e telegrafia 
a) questioni generali 


NOTE DI REDAZIONE 
Il futuro delle linee telefoniche 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Prevedibili sviluppi nell’utilizzazione delle linee te- 


lefoniche - Angeleri E. . 

NUOVI PRODOTTI 

Sistema di comunicazione per la trasmissione di 25 
segnali su un singolo circuito telefonico 

SEZIONI E COMMISSIONI 


Prospettive di sviluppo della tecnica di trasmissione 
e commutazione telefonica - Turco A. . 


SUNTI E SOMMARI 


Esigenze nei servizi delle PRA - 
Graf H. ] 


dia dei dati di intensità sonora - - Richards 


c) centrali telefoniche 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Trasmissione Dati - Angeleri E. . 


SUNTI E SOMMARI 


Quale sarà il futuro delle centrali telefoniche? - Flo- 
wers T. H. CLIENT 


d) apparecchi trasmittenti e riceventi 
NUOVI PRODOTTI 


Un telefono a moneta di tipo portatile . 


(19739 
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63 
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796 


802 


(1973) 


e) telegrafia e telescriventi, trasmissione dati 
SEZIONI E COMMISSIONI 


Trasmissione fototelegrafica in fac-simile Milano- 


Pompei - Simeone F. 823 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Rappresentazione simbolica di una rete M.T. a strut- 
tura di tipo radiale e memorizzazione di dati ca- 
ratteristici in un sistema per il trattamento auto- 


matico delle informazioni - Li Vigni G. . 925 


f) linee aeree e fenomeni perturbatori (v. anche 40 0) 
SUNTI E SOMMARI 


Interferenze da campi esterni nell’elettronica dell’in- 


formazione - Mierke W. . 6D 


g) cavi telefonici, telegrafici, coassiali ecc. (v. anche 8e) 
SUNTI E SOMMARI 
Sulla misura della potenza media in canali di tele- 


fonia - Fabijanski J. 39 D 
La trasmissione di informazioni del ‘sistema secon: 

dario e terziario multiplex PCM - Wellhausen 

HW. N 80 D 


h) comunicazioni ad alta frequenza (v. anche 23 r) 
SUNTI E SOMMARI 


La teledistribuzione in Francia - Gayrand H. 64D 
v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Telecom-74 . 173 
Essderc 1973 5 ; ; 173 
L'informatica nella pubblica amministrazione b 173 
Il nuovo telefono per conversazioni collettive « Spea- 
kerphone », fornito alla Spagna dalla GTE Inter- 
national 5 554 
Sistema di fotoriproduzione a distanza « « Pressfax- 
Hell » 715 
VOLUMI RICEVUTI 
Trasmissione dati - Angeleri E. . 363 
NUOVI PRODOTTI 
Apparecchio per l’identificazione dei terminali . 639 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Prospettive delle fibre ottiche nelle telecomunicazio- 
ni-.Someda\E®G. |. 8° . 215 
SUNTI E SOMMARI 
La luce come portatore di notizie - Larsen H. . 80D 
39. - Trasformatori (v. anche 10) 
a) questioni generali (v. anche 30 f - 10 q) 
SUNTI E SOMMARI 
Correnti armoniche generate dai trasformatori tri- 
fasi - Sabathé J. P. 3 71D 
Il distacco di trasformatori ‘funzionanti. a ‘vuoto - 
Palit B. B. 86 D 
b) calcolo costruttivo e dei parametri 
SUNTI E SOMMARI 
Grafi di trasferimento nello studio dei trasformatori 
- Niculescu D. - Cràciunescu A.- Bucurenciu S. 23 D 
Misura diretta delle forze assiali nei trasformatori 
- Pàanoiu A. 23 D 
L’isolamento nei trasformatori - | Goodman E. A. 47 D 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione 
NOTE DI REDAZIONE 
Autotrasformatori 222. 


L'ELETTROTECNICA 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Variazione della tensione di corto circuito negli au- 
totrasformatori per interconnessione su diverse 
prese di regolazione in funzione degli schemi e 
della disposizione degli avvolgimenti - Coppado- 
ro F. o 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Due variatori di tensione di grande potenza . 


SUNTI E SOMMARI 


Frequenza propria dei nuclei di trasformatori a cin- 
que colonne - Voss E. 


d) trasformatori speciali (v. anche 22 e, 30 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Tre trasformatori monofasi da 20 MVA, 800 kV . 


SUNTI E SOMMARI 


La sollecitazione termica degli avvolgimenti di un 
trasformatore destinato a prove in corto circuito 
- Pesici M. 

Impianti di prova per alta tensione - Zimmermann W. 

Teoria e funzionamento del trasformatore parame- 
trico - Fam W. Z.- Verma R. P. . 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Piccoli trasformatori isolati in resina . . 
Un autotrasformatore trifase da 350 MVA, 400 kV. 
Un carro ferroviario di dimensioni eccezionali . 


NUOVI PRODOTTI 
Trasformatore con nucleo « a tenaglia » 


SUNTI E SOMMARI 
Fili smaltati nei trasformatori - Imbert R. 


40. - 


a) questioni generali 
NOTE DI REDAZIONE 
Linee a mezza lunghezza d’onda 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Le linee di trasmissione d'energia elettrica lunghe 
mezza lunghezza d'onda - Capasso A. sh 

L'influenza del carico televisivo sulle reti primarie - 
Albani G. - Corvi C. - Gatta E. 

Rilievi sulla dipendenza statica e dinamica della po- 
tenza attiva e reattiva assorbita da alcuni carichi 
elettrodomestici tipici, dalla tensione e dalla fre- 
quenza di rete - Arcidiacono V. - Dei Bei A. - Pas- 
serini A. . 


RELAZIONI DI CONGRESSI 


4* Conferenza internazionale sulla Power System 
Computation 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericoli di esplo- 
sione od incendio o 


SUNTI E SOMMARI 


Equazioni per la determinazione del tiro e della 
freccia in dipendenza della temperatura - Alt 
mann S. è 

Coordinamento dell’ ‘isolamento per tensione superio- 
re a 1 kV - Koettnitz H. " 

Resistenza termica in impianti ad A. ie - Zeisberg rd 

La trasmissione di energia e l’ecologia - Erbacher W. 

Sistema dinamico ed applicazione agli studi sulla 
stabilità degli impianti - De Sarkar A. K. - Dhar- 
ma Rao N. 

Messa a terra del neutro nella ‘rete a 110 kV ‘della 
Bayernwerk AG - Gampenrieder R. SC 
Disponibilità delle reti ad alta tensione in cavi iso- 
lati - Dudin J. M. - Causse L. - Lacoste A. 
Fornitura di energia nell’artigianato - Stahl H. È 


LV 


293 


5Ò 


31 D 


e) 


983 


39D 
47 D 


48 D 


630 
896 
1068 


62 


71D 


Trasmissione e distribuzione (v. anche 8) 


586 


655 
840 


840 


43 


49 


L'ELETTROTECNICA (1973) 


LVI 
impianti interni 
b) calcolo elettrico (v. anche 5 f) f) impianti 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
ATTRA a Attività promozionale della IRPAIES nel campo del- 
Analiza propagaru undelor electromagnetice pe lini l'installazione degli apparecchi elettrodomestici - 
in regim tranzitoriu - Adamut I. A... . . >... 57 Frezet Ai > ScdleneG 00 A 835 

SUNTI E SOMMARI LETTERE ALLA REDAZIONE 

Rappresentazione delle condizioni di potenza attiva Calcolo grafico delle reattanze di equilibratura di un 


per mezzo di una trasformazione in coordinate carico monofase - Ludovico L.. .... .. + 620 


; $ 6 D 
Ciicola re ®BCCKLIKRH OA SOT I 
Calcolo della stabilità termica dei conduttori e degli SEZIONI E COMBGSFIOHE Re ns 
apparecchi - Militaru P. - Petre N. . . . . . . 23D Norme di sicurezza per Impianti elettrici ad uso è 
Un metodo diretto per la formazione SIA Medico ="ScCiartretta a Sete ei: N RR 
> lo i iche - Arie A. - 
sh De: DE calcolo delle reti alga asa Ap SUNTI E SOMMARI 
Simulazione di sistemi logici per il controllo delle Consumo d'energia elettrica prodotto da carichi in- Fi 
manovre nelle reti - Carré B. A. - sio B. i 31D termittenti - Murgatroyd J.L. . . .....- D 
Analisi dinamica di sistemi di potenza a nodi mul , INF Lea A 
tipli - Humpage W. D. - Bayne J. P. - Durrani g) fenomeni transitori e protezioni relative 
TC JE VEORESERE NEO RACE AE. 32 D (v. anche 2 b, f, g - 20c, d) 
Modello per la previsione del carico in da 305 DALL'INDUSTRIA 
di distribuzione Sa LE i si CE Localizzazione dei guasti con l’impiego dell’indicato- 
Tempo e memoria occorrenti per il calcolo del flus- 103 D re di sovraccarico di linea - Pitches B. E. - Mc Go- 
so di carico in linea - Aschmoneit F. . gs wai PF TIE ZE O AA 
Teoria delle linee accoppiate - Gardiol F. - Decré- 
ton M. Ga 0 ea RIO RR O O) I E ORO 103 D NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Rappresentazione di una doppia terna trifase - Ta Registratore di transitori a memoria digitale . . . 54 
WACGCHER O I n nnt D 
SUNTI E SOMMARI 
c) linee ad altissima tensione (v. anche 400) Protezione degli impianti a media tensione contro le 
sovratensioni atmosferiche - Dragan G. - Criste- 
RELAZIONI DI CONGRESSI SCU: DA TARARE EE 32 D 
Simposio internazionale sulla tecnica delle alte ten- Protezione contro i guasti monofasi a terra in una 
SONE iNESpostie Gi e n 41 rete con neutro isolato - Chizzolini P.. ... . 39D 
Le perturbazioni nelle reti di energia - Pétard M. . 39D 
NOTIZIE E INFORMAZIONI Sovratensioni e armoniche nei sistemi ad altissima 
La trasmissione dell’energia prodotta dagli impianti tensione - Merry S. M. - Taylor E. R.. . . . .  40p 
55 Il calcolo dei transistori in linee a parametri linea- 
cclianiattobeiWallevaete. hi SI e i 2 2 2 £ 
ri e non lineari - Rau N. S. - Janischewskyi W. . 40D 
SUNTI E SOMMARI Seno us aa Sela a quasi-transitori - Rat- x. 
; Re e Cr , 1 U-:- =" Ludor- TERIOS ZIE E D 
CL a di campo di condut- 16  ComPortamento d'un sistema di potenza dopo una 
È zl E a DI EE I Di diminuzione dell’energia prodotta - Berg C. J. . 72D 
Linee di trasporto a 400 kV su portali di cemento SE: 3 


Programma digitale per la simulazione di transitori 


armato - Menezes A. A... . . 0... 0... 39 elettromeccanici - Bertoldi O. - Manzoni G. - Mar- 
Il limite economico delle tensioni altissime - Aille- zio Lo SOR MMI 80D 
VCI PE DOD 
Linee a 220 kV del gruppo di centrali sullo Zemm h) danni, pericoli e protezioni (v. anche 12 b) 
NgAustragiNenmeien Wii e e. 680 N O o î 
Il progetto di reti di distribuzione di energia elet- SE da POTE ? 
trica - Boardman J. T. - Hogg B. W. ......  72n Protezione contro i contatti indiretti. . .. . . 1124 
Calcolo degli squilibri di corrente nei circuiti a ten- 
sioni elevatissime - Hesse M. H........ 72D RUI È COMUTICAZIONI ; 
Problemi della normativa per gli interruttori diffe- 
i ARA ì renziali di protezione contro contatti accidentali 
e) reti di distribuzione negli impianti elettrici civili - Toniolo S B.. . . 831 
Are REDAZIONE Armoniche di corrente provocate da parzializzazione 
Sistemifadiondeldeformate 314 IRR dins applicazioni domrstichez 
RN ne n GrepaztST= Ubaldi MM RE 3 3 
rete a con ordinatore . . 864 Disturbi provocati dagli apparecchi elettrodomesti- 
e GU IZION ci controllati con tiristori - Esperienze e studi 
i cai i condotti allo scopo di preparare una normativa 
Problemi e misure nei sistemi elettrici con onde for- adeguata - Lagostena L. - Mantini A. - Silvestri M. 834 
temente deformate - Brandolini A. «- Campana- Protezione contro le tensioni di contatto: risultati 
ri E. - Gola G. - Ubaldini METRI TIMOR 365 di un'indagine presso gli installatori sul grado di 
Rappresentazione simbolica di una rete MT a strut- diffusione dei diversi sistemi - Azzariti N. - Pi- 
tura di tipo radiale e memorizzazione di dati ca- glia Gi i gl RR IONE 
ratteristici in un sistema per il trattamento au- Sistemi per la protezione contro i contatti indiretti 
tomatico delle informazioni - Li Vigni G.. . . . 925 previsti dalle prossime norme armonizzate tra i 
paesi della Comunità Europea - Carrescia V - Pi- 
NUOVI PRODOTTI glia G. e Me e RR), 835-1135 
Nuovi giunti bimetallici ALCOA per collegamenti Ripercussione delle condizioni di installazione sulla 
“ue Lie ni 6 funzionalità e sulla sicurezza degli apparecchi 
elettrodomestici - Crosetto G. - Piglia G.. . . . 835 
SIRIO IRR nella protezione di apparecchi elettrodo- 
> CADE ” mestici contro contatti, diretti indiretti 
Le reti di distribuzione installate sotto terra - Deth- parti in tensione (mae I 
 lefsen R. - Harlow J. H. . . I E e) differenziali - Nozza G. - Ricossa L 836 
Distribuzione a bassa tensione - Kòrber R. . ga 0 e 
Analisi delle interruzioni di servizio al livello della NOTIZIE E INFORMAZIONI 
chentelagMisesBTe Dallo :GR RR, n 39 D 


Austria: infortuni dovuti all’elettricità ed al fulmine 985 


(19735) 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I diversi modi di protezione applicabili alle costru- 
zioni elettriche utilizzabili in atmosfere esplosive; 
stato normativo e legislativo italiano - Spelta C. 823 
Tavola Rotonda: Impianti di distribuzione dell’ener- 
piafeiprobleniidilsicurezza ti. Sen 1823 


SUNTI E SOMMARI 


La sicurezza negli impianti elettrici - Rémond C. . 95 D 


i) economia ed esercizio (v. anche 23 a) 


SUNTI E SOMMARI 


La rete d’interconnessione quale a di rete - 
BuhlertH. tr È 7D 
Diagrammi di carico delle reti urbane - Costin E. - 


Bordeanu S. è 24D 
Interessanti casi di carico Ca centi Sr] accmnila 

zioneraralgerbANkz08r Sl 0... SR 24 D 
Armoniche in impianti con motori a as conti- 

nua alimentati da raddrizzatori - Lakota Y. 

Von Rotz R. e, 24D 
Rs nalizzazione nell’esercizio l'ac oa Sul: 

-l’Enns - Pepelnik F. 3 32 D 
Comportamento dei sii diante bbassanenti 

di tensione - Iliceto F. - Ceyhan A. - Ruckstuhl G. 40D 
Progetto di un regolatore per il controllo del carico 

e della frequenza - Cdlovic M. . . 48 D 
Effetti delle caratteristiche del carico sulla stabilità 

dei sistemi - Mauricio W. - Semlyen A. 48 D 


m) trasmissione a corrente continua (v. anche 9) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Trasporto di 400 MW con due cavi Pirelli ad olio 


fluido . 1071 
SUNTI E SOMMARI 
Apparecchiatura di comando e regolazione di una 

trasmissione a corrente continua - Rumpf E. - 

RanaddelSoz ©. spiana . 6 D 
Schema equivalente di iis per Comente ida 

- Hartenstein R. - Koglin H.J.- ReesV.. ... 7D 
Equazioni per la simulazione di una stazione a cor- 

rente continua - Miller R. .. .. 2 7D 
Modello numerico di una rete ad alta icNislone con- 

imuarsSadekEKoct iL. . SV 7D 
Ripristino, a seguito di disturbi nei i ponti cada 

tori, delle condizioni di regime nei sistemi di in- 

terconnessione ad alta tensione continua - Gies- 

UCADE BRAIN ga JN TRAI 48 D 
Relazione di una conferenza sulla Miss aissicne a 

corrente continua - Hingorani N. G. . 48 D 
Simulazione su un calcolatore digitale di onde viag- 

gianti lungo linee di trasmissione a corrente con- 

tinua ad alta tensione (HVDC) - Reeve J. - Ka- 

poor S. C. e SPE 48 D 


n) modelli di rete e artifici di calcolo 


SUNTI E SOMMARI 


Simulatori di disturbi di rete - Volkland P. - Zeitz W. 7D 
Analizzatore di rete per fenomeni transitori - Rat- 


ti U. - Walcher L. N. . 72D 
« Equivalenti R.E.I.» modello ridotto per la inter- 

connessione delle reti - Dimo P. } 86 D 
I calcolatori ibridi nella valutazione del flusso” della 

potenza e della stabilità in transitorio - Carlson 

N. R. 88 D 


o) disturbi alle telecomunicazioni (v. anche 350, 38 f) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il problema dei radiodisturbi prodotti dagli appa- 
recchi elettrodomestici - Giuliano P. - Madama G. 
- Gregori E. . . 0333 
Disturbi « condotti» e dispositivi per Ja loro sop- 
pressione - Aglietti G. - Loggini M. - Rinaldi M. 838 
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LVII 
p) manutenzione 
SUNTI E SOMMARI 
Cambio di contatori senza pericolo di infortuni - 
Jurycz K. 86 D 
q) impianti di miniere 
SUNTI E SOMMARI 
L’elettrotecnica nello sfruttamento delle miniere di 
lignite a cielo aperto della Renania - Thielen H. 86 D 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Rapporto annuale 1971-1972 dell’UCPTE . . . 627 
Industrie Pirelli S.p.A. - La fornitura e la posa ‘di 
cavi sottomarini tra le due isole di Maiorca e Mi- 
DOLCA a IZ a le I OI IO 


41. - Trazione e propulsione 


a) questioni generali 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Elektrische Triebfahrzeuge - Sachs K.. . .... 988 


SUNTI E SOMMARI 
Ripartizione delle correnti e delle tensioni nelle reti 


di binari in impianti di trazione - Werner L. . . 86D 
Trasporti urbani - Jufer M. 3 103 D 
Sospensione magnetica per ferrovie - . Weh H. PS 104 D 


b) produzione, conversione e recupero di energia (v. 
anche « Convertitori raddrizzatori » 9 - «Impianti» 23) 
SUNTI E SOMMARI 


Dimensionamento ottimo delle stazioni di raddrizza- 
tori su una metropolitana - Mollard J.- Lanard G. 


- Rodet R. 87D 


c) linee di trasporto e di controllo e interferenze 
(v. anche 8, 38, 40) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Per telecomandare l’approvvigionamento di energia 
delle ferrovie celeri extraurbane di Monaco . . 897 


d) segnalazioni, controlli e comandi 
SUNTI E SOMMARI 
Progetto del controllo automatico d’un treno - Hoy- 


(ereR9E: ; 24 D 
I criteri di controllo automatico dei treni -  Hovler 
REC 56 D 
Comando, sicurezza e ‘automazione - Schwinner H. 104 D 
e) materiale mobile 
NOTE DI REDAZIONE 
EleEtrOtrenIMOdErDI E O N IO 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Equipaggiamento elettrico degli elettrotreni della 
Circumvesuviana. Applicazione della tecnica dello 
stato solido - Fiocca F. . . ° 469 
Alimentatore statico policorrente per. servizi ausi- 
liari a frequenza industriale a bordo di veicoli su 


rotaia - Pecorini M. - Tietz P. - Careglio G.. . . 842 
Criteri di progettazione ottimale di un sistema di 
trazione lakIChOPPEr» = RIZZI CM AI] 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un carro ferroviario di dimensioni eccezionali 1068 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Elektrische Triebfahrzeuge - Sachs K.. ..... 988 
VOLUMI RICEVUTI 
Elektrische Triebfahrzeuge - Sachs K.. . .... 798 


LVIII 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Applicazione della tecnica dello stato solido agli elet- 
trotreni della Circumvesuviana, Dispositivo di av- 
viamento a shunt chopper - Fiocca F. . 


SUNTI E SOMMARI 
L'ottimizzazione dell'impianto raddrizzatore della lo- 
comotiva 060A - Baltac T. - Ciortan P. - Banu Cs 
Servizi ausiliari sulla locomotiva elettrica C.F.R. da 
5100 KW - Banu C. - Baltac Th. . DSS SE 
Schemi con ponti raddrizzatori asimmetrici in serie, 
per locomotive elettriche - Negreanu ASI 
La regolazione del trasformatore di potenza delle 
locomotive elettriche . Olariu Gh.. . . . . . + 
Il locomotore a tiristori Re 4/4 161 della ferrovia del 
Lotschberg - Grossmann W.. . ./... 0. 
Esperimento con un pattino a correnti di Foucault 
> ROSA AI TIS SSORRE O, 
Freni lineari a corrente di Foucault su rotaie - 
Wiart A. - Machefert-Tessin Y.. . . . .. . 
Sistemi di trazione e frenatura su treni rapidi - 
RGS II: WE IMI REI 
Accelerazione e frenatura progressive - Buyse H. - 
Waitrin D. . LS 


f) motori di trazione 


SUNTI E SOMMARI 


Prove e misure eseguite dalla SNCF su motori da 
trazione provvisti di troncatori - Cossie A. . . . 

Il troncatore di corrente Kesar in trazione - Leroy J. 
s COLERIESEI IURIS 

Sovratensioni di manovra in veicoli elettrici a cor- 
rente continua - Hoffmann A. - Koch G. - Schulk 
ZCRWIRCESZCNCKEBRR SO A e e 

Disturbi provocati da una motrice con troncatori 
di corrente - Hennebert C. san 

La frenatura elettrica - Boileau R. . .... 

Tiristori in trazione elettrica - Gaudichon M. . 


h) tramvie e metropolitane 
SUNTI E SOMMARI 


Protezione delle linee con relè statici a distanza e 
trasmissione in AF - Ungrad H. - Zoller E. . : 

Alimentazione degli ausiliari dei veicoli - Cornil- 
leau B. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Tavola Rotonda: Moderne tendenze negli equipag- 
giamenti elettrici per metropolitane 


m) trazione ad accumulatori 
(v. anche « Elettrochimica » 13 d) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Azionamento, tramite inverter, di un motore asin- 
crono per piccoli veicoli urbani - Campanari E. - 


Petrecca G. 
LETTERE ALLA REDAZIONE 
A proposito di automobili elettriche - Turrinelli E. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Motore elettrico per autoveicoli 


SUNTI E SOMMARI 


Sorgenti di energia elettrica in automezzi - Heil- 
mann P. W. . P 


n) propulsione navale 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La « Mutsu » prima nave giapponese a propulsione 
nucleare . Sab 


Propulsione elettrica navale 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Analisi tecnico-economica della propulsione elettrica 
nel quadro del progresso meccanico navale - Bo- 
maria L. . 
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100 


7D 
7D 
7D 
7D 
87D 
95 D 
95 D 
95 D 
96 D 


87D 
87 D 


87D 


88 D 
96 D 
96 D 


88 D 
88 D 


382 


842 


974 


1147 


24D 


454 
899 


667 


o) impianti ausiliari di bordo 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Minielaboratori per impieghi speciali . . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Tavola Rotonda: Impianti elettrici navali e pericoli 
di incendio - Gaja P. - Scarpa A. - Massenti I. . 


p) applicazioni su aeroplani 


SUNTI E SOMMARI 
Fari lampeggianti nelle segnalazioni aeree - Heyne- 
mann ESD, sa oe e RIO EE 


q) applicazioni in aeroporti 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Un nuovo impiego delle fibre ottiche 


SUNTI E SOMMARI 


I propulsori colloidali nella propulsione spaziale - 
Ball YANG RIE 


v) varie 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Controllo mediante calcolatore degli impianti elet- 
trici delle automobili 

Gli autoveicoli elettrici . TERME RIA 

Studio di un veicolo a tracciato vincolato con siste- 
ma di sospensione e guida elettrodinamica 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Il futuro delle nostre ferrovie - Villa A. . 


42. - Varie 


NOTE DI REDAZIONE 


La rivista Spectrum dell’IEEE 

Il nuovo presidente dell’ENEL . 
Lo sviluppo economico giapponese 
L'autostrada Savona-Ventimiglia 
Memoria di Ettore Conti 

Galileo Ferraris . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L'economia giapponese e i problemi del suo svilup- 
po - Tamotsu Matsuura SA E 

Nozioni introduttive allo studio dell’affidabilità degli 
impianti elettrici - Zanchi C. . È 

Ricordo di Ettore Conti - Casati A. . . STILE 

Raccolta di apparecchi di carattere storico presso 
l'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferra- 
ris - Chiodi C. e a e 

Aspetti singolari di problemi elettrici relativi alle 
installazioni dell'autostrada Savona-Ventimiglia - 
Bruni M. 33 TMT TO 

Galileo Ferraris - Firpo L. . RR a e A; 

Il saluto del Presidente alla seduta inaugurale della 
De Riunione Anuuale - Bianchi di Castelbian- 
COM et et I 

Come l'industria dell'energia elettrica contribuisce 
a risolvere i problemi dell'ambiente 

DALL'INDUSTRIA 


Impianto per il trattamento automatico delle acque 
di scarico 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericoli di esplo- 
sione od incendio e e 

L'Azienda Elettrica Municipale di Milano nel 1971 

Concorso in tema di pubblicità tecnica È 


JE: vecchia controversia Tesla-Ferraris e un recente 
articolo di Spectrum . 


Rumore acustico ed operatore umano 


Risoluzione automatica di modelli econometrici . 
Telecamere anti-rapine 


. . . 


(1973) 


794 


667 


599 


104 D 


54 
446 
714 


578 


409 
677 


701 


867 
947 


1023 
1035 


623 


(1973) 


18--20 luglio 1973 - Edimburgo - Conferenza Inter- 
nazionale sull’applicazione dell’elettronica alla lot- 
ta contro la criminalità . È 

Un premio internazionale a uno studioso italiano 6 

Un impianto subacqueo 5 

Un segnalatore di avvicinamento ad ultrasuoni 

Gassificazione di carboni ad alto tenore di zolfo . 

L'8° Biennale italiana della macchina utensile (BI-MU) 

Graphic Datasensor (GDS) 

Le consociate europee della GTE International cam. 
biano nome x 

Un’apparecchiatura Siemens Che > agevola il disbrigo 
degli accertamenti . 7 

Il programma pluriennale di 1 ricerca della Comunità 

In nuovo stabilimento della Reyrolle-Parsons . 

Nuovo carburatore anti-inquinamento 

Elenco dei certificati CB finora concessi 

Nuovo bollettino tecnico « San Giorgio Macs » . 

Due impianti di incenerimento dotati di apparec- 
chiature elettroniche 

Computer Graphics 1973 

Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ‘ed 
Elettroniche - ANIE n 

Teoria e calcolo delle valvole per fluidi 

Due gru a cavalletto 

Un carro-ponte della portata lorda di 125 t con (quat 
tro elettromagneti . . 

La visita della Convenzione tra le Associazioni Na- 
zionali degli elettrotecnici dell’Europa occidenta- 
le al CERN È 

Utilizzazione degli scisti petroliferi : 

Accordo di collaborazione nel settore degli elabora- 
tori elettronici 

Collaborazione italo- “giapponese per la produzione e e 
la vendita in Europa di componenti elettromecca- 
nici e dispositivi elettronici . 

Recenti sviluppi e prospettive dell’ industria delli in- 
formatica in Italia e nel mondo 

Collaborazione nippo-italiana 

Costituzione di una nuova Società nel settore del- 
l'automazione industriale 
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